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LEGGI E DECRETI 


DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974. 


Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 
metalliche. 


IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 


Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1971, 
recante norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed 
a struttura metallica; 


Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1972, n. 9161; 


Ritenuto che, ai sensi dell’art. 21 della citata legge 5 novembre 1971, n. 1086, devono essere rielaborate le 
norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni di cui alla legge medesima; 


Visto il testo delle norme tecniche predisposto dal servizio tecnico centrale; 


Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso con il parere emesso dall'assemblea 
generale nell'adunanza del 29 maggio 1974 con voto n. 294; 


Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; 


Decreta 


Sono approvate le nuove norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in ce- 
mento armaio normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla legge 3 novembre 1971, nu- 
mero 1086, predisposte dal servizio tecnico centrale ed allegate al presente decreto. 


Le analoghe norme approvate con decreto ministeriale 30 maggio 1972, n. 9161, cesseranno di essere va- 
lide il 31 dicembre 1974. 
Roma, addì 30 maggio 1974 


Il Ministro: LAURICELLA 
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Parte i? 


NORME TECNICHE PER IL CALCOLO, L'ESECU- 
ZIONE ED IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE 
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NOR- 
MALE AI SENSI DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, 
N. 1086, ED IN SOSTITUZIONE DEL DECRETO 
MINISTERIALE 30 MAGGIO 1972. 


0. SIMBOLI, 


ACCIAIO. 


A arca della sezione delle provette 

Ai allungamento percentuale a rottura su 5 diametri 
allungamento percentuale a rottura su 10 diametri 
diametro della provetta o della barra 

diametro del mandrino per la prova di piegamento 
* modulo elastico dell'acciaio 


allungamento a rottura per armature di precom- 
pressione 


limite di fatica 

numero dei piegamenti nella prova di piegamento 
alternato (per armature di precompressione) 

r rilassamento 


It, tensione di rottura 

RS) tensione di snervamento 

It,(0,2) tensione limite di deformazione permanente allo 
0,2% 

R, (1) tensione all’1% sotto carico 

a (180°) piegamento a 180° 

LA tensione nell’acciaio 

Ea dilatazione lineare unitaria dell’acciaio 

Sa tensione ammissibile nell’acciaio 

0ap tensione di servizio dell’acciaio di precompressione 

Gapi tensione iniziale dell’acciaio di precompressione 

tnt: tensioni tangenziali di aderenza secondo la prova 
«Beam test» 

Ta tensione tangenziale ammissibile di aderenza ac- 


cialo-conglomerato 
L'indice k significa « valore caratteristico n 


CONGLOMERATO CEMENTIZIO. 


E modulo di elasticità a compressione del conglome- 
rato 

Ra resistenza cubica del conglomerato a 28 giorni 
di stagionatura 

R, resistenza a trazione pura del conglomerato a 28 
IRIS On i P 8 
giorni di stagionatura 

R'y resistenza a compressione del conglomerato a j 
giorni di stagionatura 

Ryj resistenza a trazione del conglomerato a j giorni di 
stagionatura 

R'bm resistenza di un prelievo 

di tensione di compressione 

d'» tensione di compressione ammissibile 

% tensione di trazione 

CoA tensione di trazione ammissibile 

Tho tensione tangenziale 

tro tensione tangenziale ammissibile nel conglomerato 
in assenza di apposita armatura 

to tensione tangenziale ammissibile nel conglomerato 


in presenza di apposita armatura 
L'indice k significa «valore caratteristico », 


ELEMENTI STRUTTURALI. 


3 area dell'armatura ordinaria 

area dell'armatura di precompressione 
larghezza delle nervature 

larghezza della soletta collaborante 
area compressa del conglomerato 
raggio d'inerzia della sezione 
lunghezza libera di inflessione 

d momento flettente 


coefficiente convenzionale di omogeneizzazione delle 
armature 


forza assiale 
snellezza 
coefficiente di amplificazione dei carichi 


1. OGGETTO. 


Formano oggetto della presente norma tutte le opere 
di conglomerato cementizio armato, eccettuate quelle per le 
quali vige una regolamentazione apposita a carattere parti- 
colare. 


2. CALCOLO. 


2.1. CALCOLO DELLE SEZIONI. 

Il calcolo delle sezioni resistenti deve essere eseguito 
con i metodi della scienza delle costruzioni basati sull’ipotesi 
dell’elasticità lineare dei materiali, salvo quanto disposto nel 
punto 2.7. 


2.2. CONDIZIONI DI CARICO, 

Le azioni si cumulano nel modo più sfavorevole, per 
ciascuna verifica, in un'unica «condizione di carico » com- 
prendente le azioni prevedibili sulla costruzione; a questa si 
riferiscono le tensioni ammissibili indicate nel seguito e i 
coefficienti di sicurezza di cui al punto 2.7. 


2.3, TENSIONI NOMINALI DI COMPRESSIONE AMMISSIBILI NEL 
CONGLOMERATO, 
Per strutture armate, non è ammesso l’impiego di conglo. 
merati con 
P'ox < 150 kg/cm* . 


Nei calcoli statici non potrà essere presa in conto una 
resistenza caratteristica superiore a 500 kg/cm? 
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Per R',=400kg/cm? si richiedono controlli statistici La massima tensione tangenziale per solo taglio non deve 
sia preliminari che in corso d'impiego, e calcolazioni accurate | superare il valore: 
delle strutture. 


Le tensioni ammissibili 5’, vengono definite in base alla Ra — 
formula sotto indicata, con riferimento alla resistenza carat- tear “350 [kg/em?]. 
teristica a 28 giorni Rx, tenuto presente quanto disposto nel 
punto 3.2. dell'allegato 2. 


X Gli stessi valori sono ammessi nelle sezioni di attacco delle 
= 60 + Pn — 150 [kg/cm?]. ali all'anima di travi a T o a cassone. 
Nel caso di sollecitazione combinata di taglio e torsione 
Tyr può essere aumentato del 10%. 


I valori di 3’, sopraindicati valgono per travi, solette e Le tensioni tangenziali di aderenza delle barre, nell’ipotesi 
pilastri soggetti a flessione o pressoflessione. di ripartizione uniforme, non devono superare i valori sotto- 
indicati, 


Per elementi calcolati a compressione semplice si applica 
a 0°, una riduzione del 30 %, per travi con soletta collaborante 
una riduzione del 10%. 

Nella sollecitazione di compressione semplice di pila- 
stri aventi spessore minimo s minore di 25 cm, la tensione 


Barre tonde liscie : 


simmissibile assume, con s in centimetri, il valore ridotto? Ta = 1,5 To. 
0,7 [ I — 0,03 (25 - s) ] 6 Barre ad aderenza migliorata : 
ta = 3,0 Tuo. 


Nelle solette di spessore minore di 5 cm, le tensioni am- 
mussibili sono ridotte del 30 %. 


Nella sollecitazione di pressofiessione la tensione media 
dell'intera sezione non deve superare la tensione ammissibile 
per compressione semplice. 


Nel caso in cui il numero dei prelievi sia minore di quello Le harre tese devono essere prolungate oltre la sezione 


pa ngace Giuic sà sezione 


necessario a definire la resistenza caratteristica come indicato | nella quale esse sono soggette alla massima tensione in misura 
al punto 3.2, dell’allegato 2 si dovrà comunque controllare, | sufficiente a garantirne l’ancoraggio nell'ipotesi di riparti 
almeno con un prelievo, che la resistenza media sia maggiore |tizione uniforme delle tensioni tangenziali di aderenza. Con 


di 225 kg/cm?, e si assumeranno le tensioni ammissibili cOr-|je stesse modalità si dovrà inoltre verificare che l’ancoraggio 
tpondza ad una resistenza caratteristica convenzionale | sia garantito al di là della sezione a partire dalla quale esse 


LO . i Pa . 
Fx = 150kg/cm*; tale metodo di controllo è ammesso solo! non vengono più prese ii conto, con riferimento alla tensione 
ba costruzioni con meno di 100 m3 di getto. effettiva ivi agente. 


2.4.2. Ancoraggio delle barre. 


Per strutture massicce di conglomerato non armato è 
ammesso l’impiego di conglomerato con resistenza caratte 
ristica Rx => 100 kg/cm?*; la corrispondente tensione ammis- 
sibile è pari a R/,/4 per la compressione semplice con un mas- 
simo di 30 kg/cm?, R‘,/3,5 per la pressoflessione con un mas- 


simo di 35 kg/cm?, | 


I valori di 7a indicati al punto 2.4.1. si applicano a barre 
ancorate in zona di conglomerato compatto utilmente compressa 
ai fini dell’ancoraggio (barre ancorate nella metà inferiore della 
trave o a non meno di 30 cm dalla superficie superiore del 
getto o da una ripresa ed allontanate dal lembo teso, iraiet- 
torie di compressione inclinate di non meno di 45° sull’asse 
delle barre). Altrimenti si dovranno considerare congrue ri- 
duzioni (fino a 50% dei valori indicati). 

Le barre tonde liscie devono essere ancorate con uncini 
semicircolari, aventi luce interna non minore di 5 volte il 
diametro, prolungati oltre il semicerchio di non meno di tre 
diametri; tali uncini devono essere considerati equivalenti ad 
un tratto rettilineo di lunghezza pari a venti volte il diame- 
tro. Nelle barre ad aderenza migliorata gli uncini possono 
essere omessi; gli eventuali ancoraggi, con raggio di curvatura 
non minore di 6 volte il diametro, devono essere valutati nella 
misura del loro sviluppo. Le barre liscie devono essere sempre 
provviste di uncini terminali, quelle ad aderenza migliorata 
devono essere ancorate per una lunghezza non minore di 10 
volte il diametro o di 15 cm. 


Particolari cautele si devono aduitare in presenza di fe- 


2.4. TENSIONI TANGENZIALI. 


2.4.1. Valori ammissibili. 

Non è richiesta la verifica delle armature al taglio ed alla 
torsione quando le tensioni tangenziali massime nel conglo- 
merato prodotte da tali caratteristiche di sollecitazione, non 
superano 1 valori di îy, ottenuti con l’espressione: 


= Ra — 150 
to = 4 + 7 [kglom?], 


Nelle travi si devono prevedere staffe aventi sezione 
complessiva non inferiore a 3 cm*/m, con un minimo di tre 
staffe al metro e comunque passo non superiore a 0,8 volte 
l'altezza utile della sezione. Le staffe devono essere collegate | nomeni di fatica. 
da apposite armature longitudinali, Fer barre sicuramente compresse gii uncini possono essere 

Nella zona ove le tensioni tangenziali superano 7, gli| omessi anche per barre lisce, 
sforzi tangenziali devono essere integralmente assorbiti da Alle estremità delle travi deve essere presente una ar- 
armature metalliche, affidando alle staffe non meno del 40 % | matura inferiore, convenientemente ancorata, tale da assorbire 
dello sforzo globale di scorrimento. uno sforzo uguale alla reazione d'appoggio. 
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2.5. TIPI DI ARMATURE METALLICHE E RELATIVE TENSIONI 


AMMISSIBILI, 


2.5.0. Accertamento delle proprietà meccaniche. 

Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto 
indicato nelle UNI 556, UNI 564 e UNI 6407-69, salvo indica- 
zioni contrarie o complementari. 

Nota: Il titolo del punto 2.5.0. risulta dalla pag. 4 del voto 
n. 294 dell’adunanza straordinaria del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici del 29 maggio 1974. 

Per acciai deformati a freddo le proprietà meccaniche 
s!1 intendono determinate su provette mantenute per trenta 
minuti a 250 °C e successivamente raffreddate in aria. 

In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente 
individuabile, si sostituisce ,(s) con R, (0,2). 


2.5.1. Acciai per barre tonde lisce. 


Gli acciai per barre tonde lisce devono possedere le pro- 
prietà indicate nel successivo prospetto I. 


ProsPETTO I 


Proprietà meccaniche 


Tipo di acciaio Fe B 22 k Fe B 32 k 
Tensione caratteristica di 
snervamento Pu (3) . +. . kg/mm? => 22 = 32 
Tensione caratteristica di 
rottura Ray +... , kg/mm? => 34 => 50 
Allungamento 4g ..... % > 24 => 23 
Piegamento a 180° su man- 
drino avente diametro d 24 34 


Si devono usare barre di diametro compreso fra 5 e 30 mm. 
La tensione ammissibile non deve superare i valori indi- 


cati nel successivo prospetto II. 
Prospetto II 


Tensioni ammissibili negli acciai in barre tonde liscie 


Tipo di acciaio Î le B 22k Fe B 32 k 


Tensione ammissibile a, . . kg/cm? 1.200 1.600 


2.5.2. Acciai per barre ad aderenza migliorata. 


Gli acciai ad aderenza migliorata si differenziano dagli 
accia1 in barre lisce per le particolarità di forma atte ad 
aumentare l'aderenza al conglomerato cementizio e sono ca- 
ratterizzati dal diametro d della barra tonda equipesante, cal- 
colato nell’ipotesi che il peso specifico dell’acciaio sia pari a 
7,85 kg/dm?. 


2.5.2.1. Caratteristiche meccaniche e tecnologiche. 


Gli acciai per barre ad aderenza migliorata devono pos- 
sedere le caratteristiche indicate nel prospetto III, valutando 
le tensioni di snervamento e di rottura come grandezze carat- 
teristiche secondo quanto indicato al punto 3.3. 


Prospetto III 


[n-©@@@r@@P@1_____1121Rmnz%2%1#%2l12@2%@À@—@@1@1e@@—_@@——@—@—@11@—@@—@@t———@—@—n@@_@—@@ 


Tipo di acciaio Fe B 33 | [eB44k 
Tensione caratteristica di sner- 
vamento . +. + + + +» + + + + kg/mm? = 38 => 4 
Tensione caratteristica di rot- 
tura. . L60006 0 + 0 0 + + kg/mm? => 4 > 55 
Allungamento 4; ......,. % => 14| > 12 
fino a 12 mm| Piegamento 3 d 44 
a 180° su 
mandrino 
avente dia» 
metro d 
Per barre ad 
aderenzafoltre 12 fino a Pi 6 d 8d 
migliorata) 18 mm I 
È 3% e raddriz- 
aventi 4(*) oltre 18 fino a! zamentosu 8d 104 
25 mm mandrino 
oltre 25 fino aj avente dia | 104 | 124 
30 mm metro d 


(*) II diametro & è quello della barra tonda liscia equipesante, 


La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla 
temperatura 20 + 5 °C piegando la provetta a 90°, mantenen- 
dola poi per trenta minuti in acqua bollente, e procedendo, 
dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per 
almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare 
cricche. 


2.5.2.2. Prova di aderenza. 


Le barre devono superare con esito positivo prove di ade- 
renza secondo il metodo « Beam test » conformemente a quanto 
previsto nell'Allegato 6; nell’allegato stesso sono pure indicate 
le modalità di controllo del profilo da eseguirsi in cantiere. 


2.5.2.3. Tensioni ammissibili. 


Per le barre ad aderenza migliorata si devono adottare 
le tensioni ammissibili indicate nel prospetto IV. 


Prospetto IV 


Tensioni ammissibili negli acciai în barre ad aderenza migliorata 


—ÀR«e—rTte—=t——s—;<—;>--TF/...-1+...-r-ii-_---= 


Tipo di acciaio Fe B 38 k Te B 44 k 
Acciai controllati in sta- 
bilimento . . . ... kg/cm? 2.200 2.600 
Acciai non controllati 
in stabilimento. . . kg/cm* 1.900 2.200 


Per le tensioni di esercizio 1.900 = 0, = 2.200 kg/cm* 
si deve impiegare conglomerato di classe maggiore o uguale 
a 200; per tensioni di esercizio superiori a 2.200kg/cm? si 
deve impiegare conglomerato ‘di classe maggiore o uguale 
a 250. 


Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro? 


5-d = 30mm per acciaio Fe B 38 K 
5=d «26 mm per acciaio Fe B 44 k 


Per diametri d > 22 mm, e sempre per strutture in am- 
biente aggressivo, si dovrà effettuare la verifica delle aperture 
delle fessure secondo quanto indicato al punto 2.7.2. 


2.5.3. Fili lisci o nervati di acciaio trafilato di diametro com- 
preso fra 4 e 6 mm. 


L'acciaio per fili deve rispondere alle proprietà indicate 
nel prospetto V. 


PRrosPETTO V 
le TTT _T——————___—____—__Ò__===rrrrrr—EZ< 


Allungamento 4g + +0, 0% 0% % => 6 
Piegamento a freddo a 180° su man- 
drino avente diametro d . ... . 24 


La tensione ammissibile deve soddisfare le limitazioni 
seguenti : 
0,50 Rx (0,2) 


i 0,45 Ra 


CI 
3 


e comunque non superare 2.200 kg/cm?. 


2.5.4. Reti di acciaio eletirosaldate. 


__nt 
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Per reti con fili nervati controllate in stabilimento l’al- 
lungamento Ar, (su campioni allo stato di fornitura) non 
deve essere inferiore all’8% e la tensione ammissibile deve sod- 
disfare le limitazioni 


= 0,60 /?,, (0,2) 
= 0,55 Pu 


a 
con un massimo di 2.600 kg/cm?. 


2.5.5. Fenomeni di fatica. 
In presenza di sollecitazioni che possano indurre fenomeni 


di fatica, se 


2 
Omin 4 > Omax 


3 
le tensioni ammissibili vengono ridotte secondo l’espressione: 


ARI LA (140,5 soi) 


Gumax 


2.5.6. Saldature. 


Le giunzioni mediante saldatura delle barre di armature 
di qualunque tipo, sono ammesse per materiali sicuramente 
saldabili in relazione al procedimento di saldatura previsto; 


Le reti devono avere fili elementari di diametro d compresol il coefficiente di sicurezza a rottura della giunzione deve essere 
«fra 4e 12 mme devono rispondere alle caratteristiche ripor-] non minore di quello con il quale vengono determinate le ten- 


tate nel prospetto VI. 


pe: ammissibili per il materiale base. 


Prospetto VI| 2.5.7. Deroga alle limitazioni dimensionali. 


Tensione Rx (s) ovvero R., (0,2) kg/mm? = 40 
Tensione di rottura R,, . .. kg/mm' | > 45 
‘Rapporto dei diametri dei fili fa i 
dell’ordito . ..... +» CAVE => 0,60 
d max 
Allungamento Any + +0... % => f 


La tensione di rottura, quella di snervamento e l’allun- 
gamento devono essere determinati con prova a trazione su 
campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati. 

Dovrà inoltre essere controllata la resistenza al distacco. 
offerta dalla saldatura nel nodo, determinata forzando con 
idonco dispositivo ii filo trasversale nella direzione di quello 
maggiore posto in trazione; tale resistenza dovrà risultare 
maggiore di; 


0,3 x 40x Ao [kg] 


nella quale A, è l’area della sezione del filo di diametro mag- 
giore, misurata in millimetri quadrati. 


Le limitazioni, riguardanti i massimi diametri ammessi 
di cui al punto 2.5.2.3., non si applicano alle armature ad 
aderenza migliorata, destinate a strutture in conglomerato 
cementizio armato di particolari caratteristiche e dimostrate 
esigenze costruttive. 

L'impiego di tali armature di maggiore diametro deve 
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 


2.6. METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI. 


Le tensioni del conglomerato compresso e dell'armatura 
sono calcolate prescindendo dal contributo a trazione del 
conglomerato, assumendo come area della sezione resistente 
quella corrispondente al conglomerato compresso ed alle aree 
metalliche tese e compresse affette dal coefficiente convenzia- 
nale di omogeneizzazione # 10. È ammesso anche l’impiego 
del coefficiente n 15. 


2.7. CALCOLO AGLI STATI LIMITE. 


In alternativa al metodo delle tensioni ammissibili si 
ammette che la verifica strutturale venga riferita agli stati 
limite che interessano l'opera in csame, intendendosi come 


La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare | stato limite quello in cui un elemeuto strutturale cessa di 


35 cin. 


assolvere le funzioni o di soddisfare le condizioni per le quali 


La tensione ammissibile deve soddisfare le limitazioni |è stato progettato. Fra questi vanno sempre considerati io 


seguenti : 
= 0,50 R., (5) 
Oa (50,45 Ra 


son un massimo di 2.200kg/cm?. 


stato limite ultimo, che corrisponde al valore massimo della 
capacità portante, e gli stati limite di esercizio per fessurazione 
e deformazione, Se del caso si dovranno considerare altri 
stati limite quali quelli dovuti a fenomeni di fatica, vibra- 
zioni, ecc, 
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La determinazione delle caratteristiche della sollecita- 
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I metodi di calcolo devono essere fondati su ipotesi teoriche 


zione sarà effettuata mediante calcolo elastico lineare o altri|e risultati sperimentali chiaramente comprovati. Rispondono 
metodi di calcolo fondati su ipotesi teoriche e risultati speri-|a tali requisiti, ad esempio, le prescrizioni di cui alle Racco- 


mentali chiaramente comprovati. 
Rispondono, ad esempio, a tale requisito le prescrizioni 
di cui alle Raccomandazioni Internazionali FIP-CEB. 


2.7.1. Verifica allo stato limite ultimo. 


Il coefficiente di sicurezza non deve essere minore di 
1,75. 

La verifica dello stato limite ultimo per flessione e presso 
flessione delle sezioni va condotto con le seguenti ipotesi di 
calcolo: 


1) diagramma delle deformazioni rettilineo; 


2) deformazione a rottura del conglomerato compresso: 


0,35% nel caso di pressione eccentrica o flessione 
9,2% nel caso di pressione centrata; 


ld 
E bu 
td 

€ bu 


I 


mandazioni Internazionali FIP-CEB. 


2.7.3. Stato limite di deformazione. 


Le deformazioni in esercizio debbono essere contenute 
entro i limiti compatibili con la funzionalità dell’opera, tenuto 
conto dell’eventuale fessurazione e delle deformazioni lente. 

Le verifiche relative possono essere omesse qualora siano 
rispettati i seguenti rapporti dimensionali: 


— lh = 12 per travi semplicemente appoggiate 
— l/h = 18 per travi continue 
— i/h = 5 per travi a sbalzo. 


2.8. PROVE SU STRUTTURE CAMPIONE E SU MODELLI. 


Nel caso che la verifica sia riferita ad esperienze dirette su 
strutture campione, da effettuare sotto il controllo di un labo- 
ratorio ufficiale su un adeguato numero di elementi (non infe- 


3) diagramma di ripartizione delle tensioni di compres- | riore a quattro), il minimo valore del coefficiente di sicurezza 


sione fondato su comprovati accertamenti teorici e sperimen- 
tali; in particolare si può adottare il diagramma di compres- 
sione rettangolare esteso ad una altezza pari a 0,8 della al- 
tezza della zona compressa e con tensione convenzionale limite 
del conglomerato pari a: 


R' 
PR 


0,55 R/g nelcaso di pressione eccentrica e flessione 


0,40 R'y nel caso di sezioni considerate soggette 
a compressione centrata. 


Nella sollecitazione di compressione eccentrica la forza 
normale limite non deve superare quella determinata nella 
ipotesi di compressione centrata come sopra indicato; 


4) Deformazione massima dell’acciaio teso: 


famx = 1% 
5) Resistenza di calcolo dell’acciaio: 
RI, = Rak (s) 
Va 
con 
Ya = | per acciai controllati in stabilimento 
Ya = 1,15 per acciai controllati in cantiere; 


6) la tensione dell’acciaio compresso da introdurre 


rispetto alia resistenza sperimentale a rottura non deve essera 
inferiore a 2. Per le produzioni di serie in stabilimento i con- 
trolli debbono avere carattere periodico. 

Ove siano da temere fenomeni di instabilità globale o lo- 
cale, ovvero rotture senza preavviso, il coefficiente di sicurezza 
deve essere convenientemente maggiorato. 

Le esperienze devono accertare che le deformazioni alla 
sollecitazione di esercizio siano conformi a quanto indicato 
nel punto 2.7.; corrispondentemente l’apertura massima delle 
lesioni non dovrà superare l'80% dei valori indicati nello 
stesso punto 2.7. 

Per strutture di particolare complessità le ipotesi a base 
del calcolo potranno essere guidate dai risultati di prove su 
modelli. 


2.9. VARIAZIONI TERMICHE E RITIRO. 


Ove necessario si considererà l’influenza della variazione 
termica più sfavorevole rispetto alla temperatura ambiente 
{all'atto dell'esecuzione dell’opera tenendo conto dell’influenza 
della viscosità del conglomerato cementizio; nei casi ordinari, 
in mancanza di dati più precisi, l’influenza degli scarti 
termici e della viscosità sul regime di sollecitazione potrà 
essere valutata considerando, in regime elastico, l’influenza 
di scarti stagionali rispetto alla temperatura media locale, 


nei calcoli non deve superare quella corrispondente alla de-|di + 15°C per le opere direttamente esposte alle azioni atmo- 


formazione dello 0,2%. 


2.7.2. Stato limite di fessurazione. 


Le aperture massime di calcolo delle fessure nelle condi- 
zioni di esercizio non devono superare i seguenti limiti in 
funzione delle condizioni ambientali e della durata di appli- 
cazione dei carichi (a tal fine si indicano con P i carichi per- 
manenti, V i totali carichi variabili e XV la quota di essi 
aventi caratteristica di carico di lunga durata, in quanto rea- 
lizzino una durata di applicazione sulla struttura non inferiore 
a 30 giorni in un anno, anche non consecutivi): 


— in presenza di PP XV: 
0,10mm in ambiente aggressivo, 
0,20 mm in ambiente esterno normale, 
0,30 mm in ambiente interno normale, 


— Sotto l’effetto delle massime sollecitazioni P + V; 
0,20 mm in ambiente aggressivo, 
0,30 mm in ambiente esterno normale, 
0,40 mm in ambiente interno normale, 


sferiche, e di + 10°C per le opere non direttamente esposte. 

In generale la variazione di temperatura potrà essere 
considerata uniforne per tutte le membrature di una costru- 
zione, tranne quando siano prevedibili differenze sensibili 
di temperatura tra i singoli elementi. 

Quando per una stessa membratura esistano variazioni 
di temperatura diverse in corrispondenza dell’intradosso e 
dell’estradosso, si ammetterà in generale una distribuzione 
della variazione di temperatura di tipo lineare. 

In mancanza di una determinazione sperimentale diretta 
il coefficiente di dilatazione termica del conglomerato può as- 
sumersi pari a 0,00001 al grado centigrado. 

Per le costruzioni di conglomerato cementizio, quando non 
si ricorra ad additivi speciali, si dovrà tener conto del ritiro 
mediante un coefficiente di contrazione e; al quale, in mancanza 
di determinazione sperimentale diretta, saranno da attribuire 
i seguenti valori: 


40 x 10- non armato 
30 x 10- con armatura metallica <= 1% 
20 x 10-° con armatura metallica = 1%. 
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I suddetti valori, che si riferiscono ad una stagionatura | 2.11. PESO PROPRIO DEL CONGLOMERATO. 


dei getti in ambiente di normale umidità, e a spessori del- 


Il peso proprio del conglomerato armato, quando il valore 


l'ordine di 20cm, dovranno essere opportunamente aumentati | effettivo non risulti da determinazione diretta, deve essere as- 


per spessori minori o diminuiti per spessori maggiori. In man- 
canza di dati più precisi, ed escluso il caso di getti in fasi 
distanziate nel tempo, si può ammettere che la viscosità del 
conglomerato cementizio riduca le sollecitazioni indotte dal 
ritiro al 40 % di quelle valutate in regime elastico. 

Non si terrà conto del ritiro per getti maturati e man- 
tenuti in acqua. 

Per una più accurata determinazione valgono, ad esempio, 
le indicazioni di cur alle Raccomandazioni Internazionali 
FIP-CEB. 


2.10. DEFORMAZIONI. 


Nel calcolo elastico delle incognite staticamente inde- 
terminate gli elementi geometrici delle sezioni rette devono 
essere valutati considerando reagente l’intera sezione. 

Nel calcolo delle deformazioni istantanee il modulo ela- 
stico del conglomerato si può assumere, in mancanza di diretta 
sperimentazione (da eseguirsi secondo UNI 6556-69), pari a: 


E, — 18.000. | Ra [kg/om*] 


Tale formula non è applicabile ai calcestruzzi maturati 
s. vapore. Essa non è da considerarsi vincolante nell’interpre- 
tazione dei controlli sperimentali delle strutture. 

Qualunque sia il metodo di calcolo adottato occorre ve- 
rificare che le inflessioni istantanee e differite delle membrature 
siano compatibili con il corretto esercizio. 

La deformazione viscosa unitaria €, — progressiva nel 
tempo — dei calcestruzzo soggetto a stato di tensione 
è valutabile a temperatura ordinaria, come segue : 


costante 


fit = X. To. (1- et). ce; 
dove; 
x e un cocfficiente dipendente dall’età del calcestruz 


zo all'atto della messa in carico, variabile come indicato in 
figura; 


A Te had mm 
I S na 
un la) HW, ar 
Ire Vai Ul 
it da 
dg 
065 925 085 ai 


Resistenza a rottura all'istante di applicazione del carico 


Resistenza a rottura al tempo é = 00 


Po è dipendente dalla condizione di stagionatura ed as- 
sume 1 seguenti valori; 


Po = 0,5-- 1,0 per maturazione in acqua, 

Po = 1,5 + 2,0 per maturazione in aria molto umida, 
Pa = 2,0 3,0 per maturazione all’aperto, 

Po = 2,5-- 4,0 per maturazione in aria asciutta; 


î è il tempo, espresso in anni, contato a partire dallo 
istante di applicazione del carico; 


£, «è la deformazione elastica unitaria, valutata conven- 
monalmente con il modulo £% a 28 giorni. 

Per una più accurata determinazione valgono le indicazio- 
ni di cui alle Raccomandazioni Internazionali FIP-CEB. 


sunto pari a 2 500 kg/m. 


2.12. PILASTRI. 


Nei pilastri soggetti a compressione centrata od eccentrica 
deve essere disposta un'armatura longitudinale di sezione 
non minore dello 0,6% della sezione di conglomerato stretta- 
mente necessaria per carico assiale, in base alla tensione 
ammissibile adottata, e compresa fra lo 0,3% ed il 5% della 
sezione effettiva. 

Il diametro delle barre longitudinali non deve essere mi- 
nore di 12 mm. 

Se la posizione del centro di sollecitazione è tale che, pur 
essendo esterno al nocciolo centrale di inerzia della sezione di 
conglomerato interamente reagente, la forza normale dia luo- 
go a trazioni minori di 1/5 della tensione al lembo compres- 
so, la sezione può essere verificata come interamente reagente, 
ferme restando le limitazioni di cui sopra e purchè la sezione 
d'armatura in zona tesa sia idonea ad assorbire la risultante 
delle trazioni alla tensione convenzionale di 1.200 kg/cm* per 
barre liscie e di 1.800 kg/cm? per barre ad aderenza migliorata. 

Nell’altro caso le sezioni devono essere verificate nella 
ipotesi di parzializzazione ed armate in conseguenza, ferme 
restando però ie limitazioni di cui sopra. i 

Deve essere sempre prevista una staffatura posta ad inte- 
Lasse non maggiore di i) volte li diametro minimo delle barre 
impiegati per l'armatura longitudinale, con un massimo di 25 cm. 

Le staffe devono essere chiuse e conformate in modo da 
contrastare efficacemente, lavorando a trazione, gii sposta- 
menti delle barre longitudinali verso l’esterno. 

Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm. 

Per pilastri prefabbricati in stabilimento i diametri mi- 
nimi delle barre longitudinali e delle staffe sono rispettivamen- 
te ridotti a 10 ed a 5 mm. 


d 


2.13. PILASTRI CERCHIATI. 


Nelle strutture semplicemente compresse, arinale con ferri 
i longitudinali, disposti lungo una circonferenza e racchiusi 
da una spirale di passo non maggiore di 1/5 del. diametro del 
nucleo cerchiato, si può assumere come area ideale resistente 
quella del nucleo, aumentata di 15 volte quella della sezione 
delie barre longitudinali e di 45 volte quella della sezione di una 
armatura fittizia longitudinale di peso uguale a quello della 
spirale. 

L'area ideale così valutata non deve superare il doppio 
dell’area del nucleo. 

La sezione dell’armatura longitudinale non deve risultare 
inferiore alla metà di quella dell'armatura fittizia corrispon- 


dente alla spirale. 


2.14. INSTABILITÀ FLESSIONALE DEI PILASTRI, 
I fenomeni di instabilità devono essere presi in considera- 


L 
zione per snellezze 7 = —— maggiori di 50, essendo / la lun- 
i 


ghezza libera di inflessione ed i il corrispondente raggio d'iner- 
zia. 
| I pilastri cerchiati devono essere considerati alla stregua 
di quelli ordinari, ossia prescindendo dalla presenza della 
spirale. 


2.14.1. Carico centrato. 


Il coefficiente © di amplificazione dei carichi, che tiene 
conto dei fenomeni di instabilità, varia come indicato nel 
prospetto VII, 
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ProspPETTO VII 


Coefficienti di amplificazione 


À ® 
50 1,00 
70 1,08 
85 1,32 
100 1,62 


La verifica deve essere condotta nel piano di massima 
snellezza, 

Snellezze 7 maggiori di 100 sono da considerare con par- 
ticolari cautele di progettazione e di calcolo. 


2.14.2. Carico eccentrico. 


La verifica, salvo più accurate valutazioni, deve essere 
eseguita tenendo conto dello sforzo normale N @, con ® 
valutato per la massima snellezza, e del momento flettente 
M* =c M, con M momento effettivo massimo; allo sforzo 
normale N © si deve sostituire N se più sfavorevole. 


Valutazioni particolarmente accurate sono richieste quan- 
do sì prevedano forti deformazioni differite. 


La tensione massima a compressione, così determinata, 
non deve superare quella ammissibile per la sollecitazione 
di pressofiessione (vedi punto 2.3.). 


Il coefficiente c è dato da 
Ù 


i_ N 
Na 

dove Ne è il carico critico euleriano per la snellezza relativa 
al piano di fiessione, valutato per un modulo di elasticità 
convenzionale £*, = 0,4 E4. Per aste vincolate alle due 
estremità, se il momento flettente varia.linearmente fra i 
momenti di estremità M, ed M,, nel caicolo di M* si deve 
assumere, in luogo del momento effettivo massimo, il valore : 


M =| 0,3 (M?, + M%) + 0,4 M.M,. 


In ogni caso deve essere eseguita la verifica di cui al 
punto 2.14.1. per l'inflessione nel piano di massima snellezza. 


2.14.3. Calcolo allo stato limite, 


Sono ammessi calcoli allo stato limite ultimo, fondati su 
metodi comprovati per via teorica e sperimentale, tenendo pre- 
sente quanto precisato al punto 2.7.1. per entrambi i casi di 
pressione centrata ed eccentrica, ivi considerati. Il coefficiente 
di sicurezza s, deve risultare: 


i-309 
Sa 3 1,75 + "200 ' per 4 => 30 
per la più sfavorevole condizione di sollecitazione, 


2.15. ARMATURE DI RIPARTIZIONE DELLE SOLETTE. 


Nelle solette non calcolate come piastre, oltre all’arma- 
tura principale, deve essere adottata un’armatura secondaria 
di ripartizione disposta ortogonalmente. 

In ogni caso l’armatura più debole, conteggiata sammando 
le sezioni disposte ai due lembi, non deve essere inferiore 
al 20% di quella principale corrispondente. 
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2.16. NERVATURE CON SOLETTA COLLABORANTE. 


Nel calcolo di nervature solidali con solette, salvo più 
accurata determinazione, si può ammettere — nell'ipotesi 
di conservazione delle sezioni piane -— come collaborante 
con la nervatura, da ciascun lato, una striscia di soletta di 
larghezza pari alla maggiore fra le dimensioni seguenti: 

un decimo della luce della nervatura; 
cinque volte lo spessore della soletta più una volta la 
lunghezza dell’eventuale raccordo della soletta. 

In nessun caso la larghezza di soletta collaborante da 
ciascun lato può superare la distanza fra la sezione in esame 
e quella in cui ha termine la soletta, nè la metà della luce 
fra le nervature. 

Per luci di qualche importanza e comunque superiori 
a Smo in presenza di rilevanti carichi concentrati, sono da 
prevedere adeguati dispositivi di ripartizione. 


2.17. ARMATURA PER GLI ELEMENTI INFLESSI. 


La percentuale di armatura longitudinale, nella zona tesa, 
riferita alla sezione rettangolare di calcolo, non deve scendere 
sotto lo 0,15 % per barre ad aderenza migliorata e sotto lo 
0,25 % per barre liscie. Tale armatura deve essere conveniente= 
mente diffusa. 


2.18. PARTICOLARI DELLE ARMATURE. 


Devono essere tenute presenti le prescrizioni di cui ai 
successivi punti 4.2., 4.3. , 4.4. e 4.5. 


3. QUALITA’ DEI MATERIALI E PROVE. 


3.1. MATERIALI. 


Le disposizioni relative alle proprietà dei materiali sono 
indicate nell'allegato |. 


3.2. CONTROLLI SUL CONGLOMERATO. 


La determinazione della resistenza caratteristica del con- 
glomerato si effettua con le modalità indicate nell'allegato 2. 


3.3. CONTROLLI SULLE BARRE DI ARMATURE. 


3.3.1. Modalità di prelievo e metodi di prova. 


Il prelievo dei campioni e i metodi di prova saranno effet- 
tuati secondo la norma UNI 6407/69, salvo quanto stabilito 
ai punti 3.3.2., 3.3.3. per quanto riguarda la determinazione 
dei valori caratteristici R.,(S) 0 Ru(0,2) e Ra 


3.3.2. Controlli în stabilimento, 


I produttori di barre ad aderenza migliorata e di reti 
elettrosaldate possono richiedere di sottoporre la loro produ- 
zione, presso i propri stabilimenti, a prove a carattere statistico 
eseguite a cura di un laboratorio ufficiale. In tal caso i valori 
caratteristici R,x(S), 0 Ra(0,2) 0 Ax vengono determinati 
secondo le modalità indicate negli allegati 4 e 5. 

I produttori di acciai Fe B 44 k controllato in stabili- 
mento ai sensi del presente punto dovranno contrassegnare 
cronologicamente la produzione numerando le successive co- 
late; in ciascuna colata essi saranno tenuti ad eseguire presso 
lo stabilimento di produzione controlli continuativi, geome- 
trici e meccanici dei quali riporteranno i risultati in appositi 
registri. I produttori dovranno inoltre documentare la con- 
formità statistica fra i risultati dei controlli ufficiali in sta-, 
bilimento e quelli dei controlli continuativi da loro stessi 
eseguiti. 
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Tutte le forniture di acciai sottoposti a controlli in sta- 
bilimento possono essere accettate senza ulteriori controlli se 
accompagnate da un certificato di laboratorio ufficiale rifc- 
rentesi al tipo di armatura di cui trattasi e munite di legature 
con marchio del produttore oppure contraddistinte con mar- 
chio di laminazione a caldo. La data del certificato deve essere 
non anteriore di 3 mesi a quella di spedizione. Tale pefiodo 
può essere prolungato fino a sei mesi qualora il produttore abbia 
comunicato ufficialmente al laboratorio ufficiale incaricato 
del controllo di avere sospeso la produzione, nel qual caso il 
certificato dovrà essere accompagnato da copia di detta co- 
municazione. Qualora la sospensione della produzione si pro- 
tragga per oltre cinque mesi, la procedura di qualificazione 
dovrà esscre ripresa ab initio. 


3.3.3. Controlli in cantiere. 


Il controllo in cantiere è obbligatorio per acciai non con- 
trollati in stabilimento, facoltativo per gli altri. 


Per materiali non controllati in stabilimento, da ogni par- 
tita, si devono prelevare almeno tre spezzoni di ogni diametro 
da inviarsi ad un laboratorio ufficiale per le prove di re- 
sistenza di cui ai prospetti I e III. I valori caratteristici 
Ra (S), Rax(0,2) ed Ra si valutano detraendo dalla media 
dei corrispondenti valori, riferita ad uno stesso diametro, 
rispettivamente 350 kg/cm* per R.;(5S) e R..(0,2), 450 
kg/cm® per Rx. Qualora il risultato sia inferiore al valore 
richiesto, il direttore dei lavori disporrà la ripetizione della pro- 
va su tre nIteriori spozzoni di ciascuno dei diametri che non sod- 
disfano la richiesta; dalle medie dei sei valori si detraggono 
aiiora, rispettivamente, 350 kg/cm* e 450 kg/cm?. Se anche 
in questo caso i limiti richiesti non sonc rispettati la partita 
sarà dichiarata non idonea, Analoga procedura si applica ai 
controlli di duttilità. In questo caso un singolo risultato non 


conforme sui primi tre campioni darà luogo all’estensione della 


prova su ulteriori sei campioni dello stesso diametro. Un nuo- 
vo singolo risultato negativo detcrmina la inidoneità della 
partita. 
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Per materiali controllati in stabilimento, gli eventuali 
controlli devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contem- 
plati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 3.3.2. 
e Allegati 4 e 5, in ragione di tre spezzoni di uno stesso dia- 
metro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna 
partita. Le prove si effettuano presso un laboratorio ufficiale 
e riguardano la resistenza e la duttilità. I valori caratteristici 
delle grandezze R.(S), o R.(0,2) ed R. si valutano detraendo 
dalla media dei corrispondenti valori, riferiti ad uno stesso 
diametro, rispettivamente 200 kg/cm® per. R.(S) o R.(0,2) e 
300 kg/cm? per R.. 

Qualora. il risultato non sia conforme a quello dichiarato 
dal produttore, il direttore dei lavori disporrà la ripetizione 
della prova su sei ulteriori campioni dello stesso diametro; 
in tal caso dalle medie dei nove valori si detraggono rispetti- 
vamente 300 kg/cm? e 400 kg/cm?. Ove anche da tale accer- 
tamentò i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo 
deve estendersi a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti 
la formula generale valida per controlli in stabilimento (cfr. 
allegati 4 e 5). 


L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della 
partita e la trasmissione dei risultati al produttore, che sarà 
tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici 
| di sua produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli 
di duttilità : un singolo risultato negativo sul primo prelievo 
| comporta l'esame di sei nuovi spezzoni dello stesso diametro, 
un ulteriore singolo risultato negativo comporta l’inidoneità 


dida 
della parta. 


3.3.4. Tolleranze. 


Nei calcoli statici si adottano di norma le sezioni no- 
E Le sezioni effettive non devono risultare inferiori al 
98 % di quelle nominali. 

Qualora le sezioni effettive risultassero inferiori a tale 
limite, nei calcoli statici si adottano le sezioni cffettive. 
Per barre ad aderenza migliorata non è comunque aminesso 
Isuperare le tolleranze indicate nel prospetto VIII. 


Prosreito VIII 
3 - Diametro nomina'e mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 12 | 14 | 16 | 18 20 | 22 24 25 | 26 | 28 30 
1 | LD PED DA n DIRO A rl GR 
Tolleranza in % sulla sezione | 
ammessa per l’impiego . | +10 | +10 | + sel sa] +8 +8| +8] +6] +6] +6] +6] 45] +5] +5] +5) 45/1 +5 


Nell’elaborazione dei risultati sperimentali ottenuti in] 4.3. GIUNZIONI. 


laboratorio s1 opera comunque sulle seziom effettive dei 
provini. 

Non è ammesso l’impiego di diametri inferiori 
salvo per l’acciaio di cui al punto 2.5.3. 


4. ESECUZIONE. 


4.1. IMPASTI. 


Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo 
da escludere pericoli di separazione o di prematuro inizio della 
presa al momento del getto. La superficie dei getti deve essere 
mantenuta umida per almeno tre giorni. 

Non si deve mettere in opera il conglomerato a tempera- 
0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele. 


n Cart DI 
ture minori di 


4.2. LAVORAZIONE DELLE BARRE, 
Le barre non devono essere piegate a caldo, 


Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evi- 
tabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di mi- 
nor sollecitazione; in ogni caso devono essere sfalsate in guisa 
che ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica 
maggiore di un quarto di quella complessiva e sia distante dalle 
interruzioni contigue non meno di 60 volte il diametro delle 
barre di maggiore diametro. 

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante : 

— saldature eseguite in conformità alle norme in vigore 
sulle saldature. Deve essere «accertata la saldabilità degli acciai 
da impiegare nonchè la compatibilità fra metallo base e me- 
tallo di apporto nelle posizioni e condizioni operative pre- 
viste nel progetto esecutivo; 

— manicotto filettato; 

— sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’anco- 
raggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di sovrappo- 
sizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro 
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e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso 
la zona compressa. 

La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non 
deve superare 6 volte il diametro. 

Negli elementi prevalentemente tesi (catene, 
ecc.} è vietata la giunzione per sovrapposizione. 


tiranti, 


4.4. BARRE PIEGATE. 


Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un 
raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. 
Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al 
punto 2.4.2. 


4.5. COPRIFERRO ED INTERFERRO. 


Qualsiasi superficie metallica deve distare dalle facce 
esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette 
e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono 
essere aumentate, e almassimo rispettivamente portate a 2 cm 
per le solette e a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza 
di salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambiente 
comunque aggressivo. Copriferri maggiori richiedono opportuni 
provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). 

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distan- 
ziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle 
barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. 

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare 
1l diametro del cerchio circoscritto. 


4.6. DISARMO. 


Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare 
azioni dinamiche, 

Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del 
conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione 
all'impiego della struttura all’atto del disarmo; la decisione 
è lasciata al giudizio del*direttore dei lavori. 

In assenza di specifici accertamenti della resistenza del 
conglomerato, e in normali condizioni esecutive ed ambientali 
di getto e di maturazione, è opportuno osservare i seguenti 
tempi minimi di disarmo: 


Per getti eseguiti con conglomerato di cemento normale : 
— sponde dei casseri di travi e pilastri: 3 giorni; 
— armature di solette di luce mbdesta : 10 giorni; 
— puntelli e centine di travi, archi e volte, ecc. : 24 giorni; 
— strutture a sbalzo: 28 giorni. 
Per getti eseguiti con conglomerato di cemento ad alta 
resistenza : 
sponde dei casseri di travi e pilastri: 2 giorni; 
armature di solette di luce modesta : 4 giorni; 
puntelli e centine di travi, archi e volte ecc. : 12 giorni; 
strutture a sbalzo: 14 giorni. 


Per le strutture portanti di conglomerato non armato si 
devuno osservare i tempi di disarmo previsti per le travi, 


5, ISTRUZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE AI SO- 
LAI MISTI DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO. 


5.1. CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI, 


5.1.1. Classificazione. 


I solai misti di cemento armato e laterizio si distinguono 
nelle seguenti categorie : 
a) solai di cemento armato, con laterizi aventi fun- 
zione prmcipale di alleggerimento; 
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b) solai di cemento armato, con laterizi aventi funzione 
statica in collaborazione con il conglomerato. 


5.1.2. Prescrizioni generali. 


I laterizi di cui al punto 5.1.1., lettera 6), devono 
essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicu- 
rata con continuità la trasmissione degli sforzi di compres- 
sione dall’uno all’altro elemento. 

Nel caso si richieda al laterizio il concorso nella resistenza 
agli sforzi tangenziali, si devono usare laterizi monoblocchi 
disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una 
nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati fra loro. 

In ogni caso ove sia prevista una soletta di conglomerato 
staticamente integrativa di altra di laterizio, quest’ultima 
deve avere forma e finitura tali da assicurare l'aderenza fra 
i due materiali ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali. 


5.2. REQUISITI DI ACCETTAZIONE E PROVE. 


5.2.1. Norme di accettazione. 


I laterizi per solaio devono soddisfare le norme per la 


accettazione dei materiali laterizi di cui alle UNI 5631-65 e 
UNI 5633-65. 


5.2.2. Spessore delle pareti e dei setti. 


Lo spessore delle pareti orizzontali compresse deve essere 
non minore di 8 mm, quello delle altre pareti perimetrali non 
minore di 7 mm e quello dei setti non minore di 6 mm. 


5.2.3. Resistenza caratievistica. 


La resistenza caratteristica a compressione, determinata 
secondo le prescrizioni dell’allegato 7, riferita alla sezione netta 
delle pareti e delle costolature, deve risultare non minore di: 


150 kg/cm? per i laterizi di cui al punto 5.1.1, lettera a); 
300 kg/cm? per i laterizi di cui al punto 5.1.1. lettera d). 


5.2.4. Elementi prefabbricati. 


La produzione di elementi prefabbricati in serie in sta- 
bilimento deve essere controllata mediante prove su manu- 
fatti di produzionè corrente. 


5.3. PROGETTAZIONE. 


5.3.1. Dimensionamento. 


Il calcolo delle tensioni massime ed il dimensionamento 
diretto delle sezioni deve, di regola, essere eseguito con i metodi 
della scienza delle costruzioni, assumendo come sezione resi- 
stente quella costituita dalle aree compresse di laterizio e di 
conglomerato e dalle aree metalliche affette dal coefficiente 
convenzionale di omogeneizzazione # (vedi punto 2.6.). 


Per i solai formati con elementi prefabbricati, il calcolo 
delle tensioni deve essere effettuato tenendo conto di tutte 
le fasi intermedie e transitorie, 


5.3.2. Tensioni ammissibili. 


Le tensioni ammissibili nel conglomerato e nelle armature 
metalliche sono quelle prescritte al punto 2. 


Per il laterizio la compressione non deve superare 65 
kg/cm® per sforzi agenti nella direzione dei fori, ovvere 49 
kg/cm® per sforzi in direzione normale ad essi sempre che, 
in questo secondo caso, il tipo costruttivo lo giustirichi, 
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5.3.3. Calcolo agli stati limite. Particolare attenzione deve essere dedicata alla sicurezza 
al distacco di parti laterizie, specialmente in dipendenza di 


Sono anche ammesse verifiche agli siati limite secondo . ; ; ; 
-sforzi trasversali anche di carattere secondario. 


quanto prescritto al punto 2. 7., e verifiche con riferimento a pro- 
ve su elementi di serie secondo quanto indicato al punto 2.8. 
5.3.9. Armatura longitudinale, 


5.3.4. Spessore minimo dei solai. La percentuale di armatura longitudinale riferita al- 
Lo spessore dei solai, che non siano di semplice coper- l’intera sezione trasversale lorda, deve rispettare i limiti sta- 
tura, non deve essere minore di 1/30 della luce ed in nessun |. biliti al punto 2.17. 
caso minore di 8 cm. 
Le deformazioni devono risultare compatibili con le con-{5.3.10. Armatura per il taglio. 
dizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ad 


4 Quando le tensioni tangenziali massime nel conglomerato 
esso collegati. 


non superano il valore minimo 7, stabilito al punto 2.4.1. 
{può non disporsi l'armatura per il taglio. 
5.3.5. Modulo elastico. Le si P° " 
Nel calcolo di reazioni iperstatiche e di deformazioni, |5.4. ESECUZIONE. 

in mancanza di determinazioni dirette, il modulo di elasti- 

oità del laterizio può assumersi pari a 200000 kg/cm?. 5.4.1. Prolezione delle armature. 
5.3.6. Spessore minimo della soletta. Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, 
qualunque superficie metallica deve risultare contornata in 
ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta ce- 
mentizia. In presenza di salsedine marina o in ambiente comun- 
que aggressivo, il solaio deve essere protetto mediante into- 
naco cementizio 


Nei solai di cui ‘al punto 5.1.1., lettera a), lo spessore 
della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm; 
agli effetti del calcolo si può considerare collaborante con la 
soletta di conglomerato lo spessore del la terizioa diretto con- 
tatto di essa. 

Nei solai di cui al purito 5.1.1., lettera b), la zona 
rmforzata di laterizio costituente soletta deve soddicfare i 
seguenti requisiti : 

— possedere spessore non minore di 1/5 dell’altezza per 
anolai con altezza fino a 25 tm e spessore non minore di 5 cm 
per solai con altezza maggiore; 

— avere arca effettiva dei setti e delle pareti, misurata 
in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di Per gli elementi prefabbricati non devono impiegarsi 
compressione, non minore del 50 % della superficie lorda. | malte cementizie con dosature minori di 450 kg/m* di cemento, 
nè conglomerati di classe inferiore a 250, 


doc} 


a Ii 
Rae: ura acge cu 


RETTA 
ULLZIIZA 


Prima di procedere all'impiego i laterizi devono essere 
‘convenientemente bagnati. 


Me nic 


5.4.3. Llementi prefabbricati. 


5.3.2. Larghezza e interasse delle nervature, 


La larghezza media delle nervature per solai con ner- 
vature gettate o completate in opera non deve essere minore|6. COLLAUDO STATICO E PROVE DI CARICO, 
di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 5 cm; 
sì potrà derogare dal limite di 5cm nel caso di produzione 
di serie in stabilimento di pannelli solaio completi controllati 
come previsto al punto 2.8. L’interasse delle nervature non|, 
deve essere maggiore di 15 volte iv spessore medio della soletta 
e m ogni caso non deve superare 80cm. * 

Possono considerarsi appartenenti alla nervatura ai fini 
del calcolo le pareti laterali di laterizio formanti cassero, sem- 
pre che sia assicurata laderenza fra i due materiali, 

La larghezza collaborante sarà determinata in confor- 
mità al punto 2.16.; per produzioni di serie in stabilimento 
di pannelli solaio completi la larghezza collaborAnte : 


Le strutture non possono essere poste in servizio prima 
che sia stato effettuato il collaudo statico. 

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal collauda- 
tore, risptiteranno le modalità sottoindicate, e non potranno 
avere luogo prima che sia stata raggiunta la resistenza che 
caratterizza la classe di conglomerato prevista e, in mancanza 
di precisi accertamenti al riguardo, non prima di 28 giorni 
dalla ultimazione del getto. 

I) programma delle prove deve essere sottoposto al diret- 
tore dei lavori ed al progettista e reso noto al costruttore. 

Le prove di carico si devono svolgere con le modalità 
indicate dal collaudatore che se ne assume la piena respon- 
sabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attua- 
zione e in particolare per le eventuali puntellazibni precavizio- 
nali, è responsabile il direttore dei lavori. 

1 carichi di prova devono essere, di regola, tali da indurre 
le sollecitazioni massime di progetto. In relazione al tipo 
della struttura ed alla natura dei carichi le prove devono 
essere convenientemente protratte nel tempo. 

L'esito della prova sarà valutato sulla base dei seguenti 
elementi: 


essere determinatas con la sperimentazione di cui al pun- 
to 2.8. 


5.3.8. Arnialura trasversale, 


Per i solai con nervature gettate o completati in opera 
e non di semplice copertura di luce superiore a 5 m, 0 quando 
agiscano carichi concentrati che incidano m misura consi. 
derevole sulle sollecitazioni di calcolo, o quando sia sensibile 
il comportamento a piastra, la soletta deve essere munita di 
‘armatura disposta normalmente all’asse della nervatura e, . î 
occoritudo, ancne di nervature trasversali armate. Nel caso — le deformazioni si ‘accrescano all'incirca proporzional- 
&i produzione di serie in stabilimento di pannelli solaio completi { mente ai carichi; 
la capacità di ripartizione trasversale potrà essere garantita — nel corso della prova non si siano prodotte lesioni © 
a mezzo di altri dispositivi, la cui efficacia è da dimostrarsi | dissesti che compromettano la sicurezza o la conservazione 
secondo Je prescrizioni di cui al punto 2.8. dell’opera; 
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— la freccia permanente dopo la prima applicazione del 
carico massimo non superi 1/3 di quella totale ovvero, nel 
caso che tale limite venga superato, prove di carico successive 
accertino che la struttura è in grado di raggiungere un buon 
comportamento elastico; 

— la freccia elastica risulti non maggiore di quella teo- 
rica, calcolata tenendo conto. di quanto indicato al punto 
2.10. e della eventuale presenza di microfessurazioni.. 


Di ogni prova deve essere redatto un verbale sottoscritto 
dal collaudatore, dal direttore dei lavori e dal costruttore. 


Quando le opere siano ultimate prima della nomina del 
collaudatore, le prove di carico possono essere eseguite dal 
direttore dei lavori, che ne redige verbale sottoscrivendolo 
assieme al costruttore. È facoltà del collaudatore controllare, 
far ripetere ed integrare le prove precedentemente eseguite. 

Qualora le prove di carico non vengano eseguite, esse 
dovranno essere sostituite da un accurato controllo della ri- 
spondenza alle prescrizioni di progetto e da controlli di altro 
tipo (prove dinamiche, prove fisiche, ecc.) atte a dare indica- 
zioni valide sulla capacità resistente dell’opera. 

Di tali controlli e prove dovrà essere redatto un verbale 
sottoscritto dal collaudatore, dal direttore dei lavori e dal 
costruttore. 


PARTE 22 


NORME TECNICHE PER IL CALCOLO, L’ESECUZIO- 
NE ED IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PRE- 
COMPRESSO AI SENSI DELLA LEGGE 5 NOVEM- 
BRE 1971, N. 1086 ED IN SOSTITUZIONE DEL 
DECRETO MINISTERIALE 30 MAGGIO 1972. 


0. SIMBOLI. 


Valgono in proposito le indicazioni di cui al punto 0. della 
parte 18. 


1. CONGLOMERATI CEMENTIZI. 


1.1. MATERIALI. 


I materiali debbono rispondere alle caratteristiche defi- 
nite nell’allegato 1. 


1.2: IMPASTI. 


Gli impasti debbono rispondere alle caratteristiche definite 
nell'allegato |. 


1.3. CONTROLLI SUL CONGLOMERATO. 


La determinazione della resistenza caratteristica del con- 
glomerato si effettua con le modalità di cui all’allegato 2. 


1.4. TENSIONI NORMALI AMMISSIBILI. 


Non possono essere utilizzati conglomerati con R'py « 300 
kg/cm®. Nei calcoli statici non può essere considerata una 
Ru > 550 kg/cm*. Per Zy => 400 kg/cm* si richiedono con- 
trolli statistici sia preliminari che in corso d’impiego e calco- 
lazioni accurate delle strutture, 
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1.4.1. 


Le tensioni normali di esercizio non devono superare a 
compressione il valore o, = 0,38 Rw. Sono ammesse 
tensioni di trazione al massimo uguali a a = 0,06 , 
a condizione che nella zona tesa siano disposte armature 
sussidiarie di acciaio ad aderenza migliorata, opportunamente 
diffuse, in misura tale che il prodotto della loro sezione com- 
plessiva, per il tasso convenzionale di 1800 kg/cm?, corrisponda 
all’intero sforzo di trazione calcolato a: sezione interamente 
reagente. 

Nelle travi ad armatura post-tesa, anche in assenza di 
tensioni di trazione, la percentuale di armatura sussidiaria 
longitudinale non dovrà essere inferiore allo 0,1% dell’area 
complessiva dell'anima e dell'eventuale ringrosso dal lato dei 
cavi. 

Per le travi ad armatura pre-tesa sono ammesse tensioni 
di trazione fino a 0,03 "x, senza aggiunta di armatyra sussi- 
diaria, purchè l’armatura pre-tesa sia ben diffusa nelle zone 
soggette a trazione. 

Non sono ammesse tensioni di trazione ai lembi, nei 
seguenti casì: 


Tensioni di esercizio. 


a) quando la fessurazione compromette la funzionalità 
della struttura; 


b) in tutte le strutture sotto l’azione del solo carico 
permanente (peso proprio e sovraccarico permanente), ove il 
sovraccarico variabile possa incrementare le trazioni; 

c) nelle strutture site in ambiente aggressivo; 

d) nelle strutture costruite per conci prefabbricati, nelle 
quali non si possa sperimentalmente dimostrare che il giunto 
dispone di una resistenza a trazione almeno equivalente a 
quella della zona corrente. 


1.4.2. Tensioni iniziali. 


All'atto della precompressione le tensioni non debbono 
superare a compressione il valore di 6’ = 0,48 Ry;; essendo 
R’x; la resistenza caratteristica a compressione del conglo- 
merato a j giorni di stagionatura, calcolata con le stesse moda- 
lità di cui al punto 1.3. per Rn. 

Sono ammesse tensioni di trazione 0,08 Ru 
fermo restando l’obbligo specificato al punto 1.5.1., di disporre 
armature metalliche come ivi indicato, ma proporzionate al 
tasso convenzionale massimo di 2200 kg/cm?. Nelle travi ad 
armature pre-tese sono ammesse tensioni di trazione iniziali 
pari a 0,04 R1,; senza aggiunta di armatura sussidiaria pur- 
chè l’armatura pre-tesa sia ben diffusa nella zona soggetta 
a trazione. Qualora si ammettano tensioni iniziali elevate si 
dovrà considerare il rischio che le contro-frecce assumano 


9, 


‘nel tempo valori eccessivi. 


In fasi intermedie e transitorie della costruzione è consen- 
tito superare nel conglomerato il limite a trazione innanzi 
stabilito purchè le fasi successive provochino l’annullamento 
dello stato di trazione. 

In tali condizioni dovrà considerarsi la parzializzazione 
della sezione durante la predetta fase transitoria e le armature, 
disposte come precisato al punto 1.5.1., dovranno verificarsi 
in conformità alle norme e prescrizioni valide per le sezioni 
pressoinflesse di conglomerato cementizio armato normale. La 
resistenza a trazione del conglomerato nelle zone virtualmente 
fessurate non potrà tenersi in conto nelle verifiche a taglio e 
nella eventuale verifica a fessurazione. 

Nella zona di ancoraggio delle armature si possono tolle- 
rare compressioni locali prodotte dagli apparecchi di ancorag- 
gio pari a: 

1,3 
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Quando la testata della trave sia prefabbricata in conglo-|1.6. MopuLo ELASTICO. 
merato, R’bkj rappresenta la resistenza caratteristica a compres- 
sione del conglomerato della testata medesima. In tal caso si 
controllerà inoltre che la pressione di contatto sotto la testata 
prefabbricata, valutata nell'ipotesi di distribuzione uniforme î - 
con diffussione a 45° attraverso la testata, rispetti la limitazione E‘, = 18.000 y Ra {kg/cm?] 
precedente. | i 

Qualora gli apparecchi di ancoraggio non siano applicati Tale formula non è applicabile ai -calcestruzzi maturati 
sulla superficie del conglomerato, ma incassati nel corpo della |a vapore. Essa non è da considerarsi vincolante nell’interpre- 


trave, nella valutazione della pressione trasmessa si può|tazione dei controlli sperimentali delle strutture. 
tener conto anche della diffusione della forza per attrito late- 


rale lungo le superfici dell'apparecchio; tale contributo, tanto | 1.7. DEFORMAZIONI LENTE. 

maggiore quanto maggiore è l'aderenza assicurata dalla sca- nn 

brosità delle superfici laterali dell'apparecchio, non dovrà, sot- 1.7.1. Ritiro. 

to le migliori condizioni, superare il limite massimo del 50% Il ritiro è mediamente pari a 0,0004. Per il calcolo delle 


dello sforzo totale, cadute di tensione, salvo. più precise valutazioni sperimentali, 
‘ Qualora le zone di influenza di apparecchi vicini si sovrap- |si assumeranno i seguenti valori: 


pongano, le pressioni vanno sommate. 
Verifiche locali dovranno eseguirsi per gli ancoraggi fissi 
annegati. 


Per il modulo elastico, in mancanza di diretta sperimen- 
tazione, (da eseguirsi secondo UNI 6556-69), si assume in sede 
di progetto il valore : 


0,0003 se ‘la struttura viene precompressa prima di 
14 giorni di stagionatura; 

0,00025 se la struttura viene precompressa dopo 14 

1.5. TENSIONI AMMISSIBILI DI TAGLIO. giorni di stagionatura. 


Per strutture particolarmente sottili dovranno adottarsi 


La verifica della sollecitazione di taglio comporta: p a: 
valori superiori. 


a) la determinazione delle massime tensioni principali; 
b) il calcolo eventuale delle armature (vedi punto 3.4.). 


1.7.2. Viscosità. 


STR REA). L i i ritiro 

1.5.1. Tensioni principali. Dl i a deformazione lenta sotto carico, depurata del ritiro, 

dei . . ...,|deve valutarsi pari ad almeno 2 volte la deformazione elastica, 

Di regola la determinazione delle massine tensioni princi-|sempre che la struttura venga sollecitata non prima di 14 
pali si effettua convenzionalmente in corrispondenza della fi- giorni di stagionatura. 


bra baricentrica della sezione trasversale. Se la struttura viene invece sollecitata entro un tempo 
T 


Le tensioni principali di trazione e compressione non| minore, la deformazione lenta sotto carico si assumerà non 
debbono superare i limiti fissati al punto 1.4. Quando Îalinferiore a 2,3 volte la deformazione elastica. 

Se la maturazione del conglomerato avviene con procedi- 
menti particolari, è ammessa l’adozione di un minor valore 
della deformazione lenta purchè sperimentalmente giustificato, 


i . 2 ua 
tensione principale di trazione supera i "ay dei limiti sopra- 


indicati le tensioni principali di compressione non devono 
superare 0,24 R',. 

Per sezioni di forma particolare potrà essere necessario 
accertare che la verifica suddetta sia effettivamente significa- 
tiva per tutte le fibre della sezione. 

Per valori della tensione principale di trazione minori od 


Il calcolo della caduta di tensione per viscosità dovrà 
essere effettuato con riferimento alla tensione che nella sezione 
considerata, agisce sulla fibra di conglomerato posta a 
dell'armatura, 

Nelle travi, ad armatura pre-tesa, nella esecuzione delle 
uguali a 0,02 Rx non è richiesto il calcolo delle armature|quali intercorre sempre un intervallo di tempo tra la tesatura 
resistenti a taglio, ma dovranno comunque disporsi nelle travi | € l'applicazione dello sforzo di precompressione al conglo- 
almeno 4 staffe al metro e la sezione complessiva delle statte per | merato, il calcolo della deformazione elastica del calcestruzzo, 
metro lineare di trave non dovrà essere inferiore a 0,2% cm?/m, | necessario per la successiva valutazione di quella differita 
essendo b lo spessore minimo dell’anima misurata in cm.|hnel tempo, dovrà basarsi sul valore assunto dalla tensione 
Le staffe debbono essere collegate da armature longitudi- .nell’acciaio al momento dell’applicazione dello stato di coa- 
nali. zione al conglomerato, desunto dalla curva sperimentale di 

Nella valutazione delle tensioni tangenziali occorrerà con- | rilassamento determinata in condizioni simili a quelle presenti 
siderare la sezione trasversale depurata dei fori di passag- in fase esecutiva, ponendo particolare attenzione all'influenza 
gio dei cavi. sul rilassamento dell’acciaio dell’eventuale riscaldamento utiliz. 

Nel caso di solîecitazione combinata di taglio e torsione, |2t0 per accelerare l'indurimento del conglomerato. 

il valore ammissibile della tensione principale di trazione potrà 
essere aumentato del 10%, fermi restando i limiti stabiliti 
per tale tensione nelia verifica riferita al solo taglio. Se del 
caso, si dovrà verificare la fibra di attacco all'anima della 
suola delle travi a T o a cassone. 


2. ACCIAI. 


2.1. GENERALITÀ. 


Le prescrizioni seguenti si riferiscono agli acciai per 
armature da precompressione forniti sotto forma di: 


1.5.2. Travi a conci. 


Nelle travi a conci con giunti lisci ricmpiti con malta 


cementizia il rapporto fra lo sforzo di taglio e lo sforzo nor- 


Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa 
fornirsi in rotoli; 


male non deve superare, in corrispondenza dei giunti, il valore Barra : prodotto laminato di sezione piena che possa- 
0,35. Qualora tale rapporto risulti maggiore di 0,35 le superfici | no fornirsi soltanto in forma di clementi rettilinei ; 
dei conci contigui debbono essere munite di apposite dentcl- Trecce : gruppi di 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno 


lature o rese solidali con l’impiego di adesivi adeguatamente | al loro comune asse longitudinale; passo e senso di avvolgi- 
sperimentati e controllati. mento dell'elica sono eguali per tutti i fili della treccia; 
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Trefoli : gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più 
strati intorno ad un filo rettilineo disposto secondo l’asse 
longitudinale dell'insieme e completamente ricoperto dagli 
strati, Il passo e il senso di avvolgimento dell’elica sono eguali 
per tutti i fili di uno stesso strato. 

Fili e barre possono essere lisci, ondulati, con impronte, 
tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il dia- 
metro nominale o il diametro nominale equivalente riferito 
alla sezione circolare equipesante. 


2.2. COMPOSIZIONE CHIMICA. 


Ii produttore deve controllare la composizione chimica e 
la struttura metallografica al fine di garantire le proprietà 
meccaniche prescritte. 


2.3. GRANDEZZE GEOMETRICHE E MECCANICHE. 


Le grandezze qui di seguito elencate: 
d-A_ Rak Ta Rag(s)— Rak(0, 2)— Rax(1)— l- E, + 
+N—-a(1809)9—L—r 


debbono fare oggetto di garanzia da parte del produttore e 
figurare al catalogo di cui all'ultimo comma del presente punto. 
Esse saranno controllate secondo le modalità e le prescrizioni 
mdicate nei punti successivi e nell’allegato 3. 

Si prenderà inoltre in considerazione la forma del diagramma 
sforzi-deformazioni. 

Le presenti norme prevedono due forme di controlli per le 
grandezze : 


Pa, R.(0,2), Pa(1), Pu (5) 


ed eventualmente delle: 
L,* 
— controlli in cantiere; 
— controlli nello stabilimento di produzione. 


Quando i controlli siano eseguiti in cantiere, essi si rife- 
riscono a lotti di spedizione. Quando i controlli siano eseguiti 
in stabilimento, si riferiscono a lotti di fabbricazione. 


Lotti di spedizione : 


lotti del peso massimo di 30 t, spediti in un'unica 
volta, costituiti da prodotti aventi grandezze nominali omo- 
genee (dimensionali, meccaniche, di formazione). 


Lotti di fabbricazione : 


s1 riferiscono a produzione continua, ordinata cronolo- 

gicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto 
finito (numero di rotolo finito, della bobina di trefolo e del 
fascio di barre). Un lotto di fabbricazione deve avere grandezze 
nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) 
ed essere di peso compreso tra 30 e 100 tonnellate. 

Qualunque sia la forma di controllo adottata, il produt- 
tore dovrà accompagnare tutte le spedizioni con un proprio 
certificato di collaudo riferentesi ad un numero di prove 
almeno pari a quello indicato nella colonna 2 della tabella 1 
dell’allegato 3. 

È fatto obbligo ai produttori di tenere un catalogo aggior- 
nato della loro produzione depositato presso il Consiglio supe- 
riore dei lavori pubblici. 


2.3.1. Controlli în cantiere su acciai non controllati in stabi- 
limento. 


I controlli in cantiere, obbligatori quando non siano stati 
effettuati i controlli in stabilimento con le modalità di cui al 
punto 2.3.3. si effettuano su ciascun lotto di spedizione a 
cura di un laboratorio ufficiale su campione prelevato dal 
direttore dei lavori, con le modalità di cui all’allegato 3. 
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I controlli delle grandezze d,!, N o a (180°) vanno effet- 
tuati su tutti i saggi prelevati. 

I controlli della fatica (L) e del rilassamento (r) sono facol- 
tativi. 

Il controllo della resistenza a fatica è tuttavia obbligato- 
rio almeno su un saggio per ogni lotto di spedizione, qualora 
l'oscillazione della tensione di esercizio nella struttura, che 
può dare luogo a fenomeni di fatica per l'elevato numero 
di ripetizioni probabili, superi 6 kg/mm?. 


2.3.2. Condizioni di acceltazione dei prodotti controllati in 
cantiere. 


Se i valori caratteristici Ra, R.(S), R.;(0,2), Ra(1) 
non rispettano la garanzia di cui al catalogo del produttore, 
è concesso di estendere il controllo ad un numero doppio di 
saggi applicando all’insieme dei risultati disponibili le formule 
(A), (B) e (C). dell'allegato n. 3. 

Se dopo tale ulteriore controllo la garanzia non fosse 
ancora rispettata, il lotto può essere scartato, oppure, a 
giudizio del direttore dei lavori, utilizzato attribuendogli 
i valori caratteristici trovati. 


Tale prescrizione è però condizionata dalle seguenti limi- 
tazioni dello scarto quadratico medio : 


— non superiore al 3% del valore medio per PR. 
— non superiore al 4% per R, (s), PR. (0,2), R_() 


Se tali limiti non sono rispettati anche controllando un 
numero doppio di saggi, il lotto viene scartato. 

Se in un rotolo, bobina o fascio le grandezze d,/, E., 
N 0a (180°) ed eventualmente L, non rispettano le prescri- 
zioni di cui all'allegato 3 (punto 3.) e idati del catalogo, 
si ripetono le prove che hanno dato esito non conforme 
su due saggi dello stesso rotolo, bobina o fascio. Se i 
risultati delle prove sono tutti conformi il lotto è accettato; 
in caso contrario il relativo rotolo, bobina, o fascio viene 
scartato e la prova viene ripetuta su saggi prelevati da altri 
due rotoli, bobine o fasci dello stesso lotto che dovranno dare 
entrambi risultati conformi per l'accettazione del lotto. 


2.3.3. Controlli in stabilimento. 


I produttori possono richiedere l’esecuzione, presso i 
propri stabilimenti di produzione, di prove a carattere stati- 
stico sotto il controllo di un laboratorio ufficiale secondo le 
modalità di cui all’allegato 3. Il controllo di qualità può 
anche essere affidato ad Organismi ufficialmente riconosciuti. 


2.3.4. Condizioni di accettazione di prodotti controllati in 
stabilimento. 


Tutte le forniture di acciai sottoposti a controlli in stabi- 
limento possono essere accettate se accompagnate da un 
certificato di un laboratorio ufficiale riferentesi al tipo di 
armatura di cui trattasi e munite di un sigillo sulle legature 
con marchio del produttore. La data del certificato deve 
essere non anteriore di 3 mesi alla data di spedizione. Limi- 
tatamente alla resistenza a fatica e al rilassamento il certifi- 
cato è utilizzabile se ha data non anteriore di un anno alla 
data di spedizione. 

Tale periodo può essere prolungato fino a 6 mesi qualora 
il produttore abbia comunicato ufficialmente al laboratorio 
incaricato del controllo di avere sospeso la produzione; nel qual 
caso il certificato dovrà essere accompagnato da copia di detta 
comunicazione, 
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Qualora la sospensione della produzioni si prolunghi per 
oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione dovrà essere ripresa 
ab initio. 

Il certificato può essere utilizzato senza limitazione di tempo 
per 1 lotti cui si riferiscono le prove citate nel certificato stesso. 

Limitamente alla resistenza a fatica ed al rilassamento il 
certificato è utilizzabile se ha data non anteriore alla data di 
spedizione. 

Qualora in cantiere non si possa individuare in modo 
incontrovertibile l'origine del materiale, dovrà essere richiesta 
dal direttore dei lavori l’effettuazione, a cura di un labora- 
torio ufficiale, di controlli come in 2.3.1. e 2.3.2. 

Qualora il direttore dei lavori ritenesse di rmcontrollare 
in cantiere forniture di acciai già sottoposti a controlli in 
stabilimento e che rispondano a1 requisiti di cui sopra, 
valgono le seguenti norme. Effettuato un prelievo di dieci 
saggi provenienti da una stessa fornitura ed appartenenti ad 
una stessa categoria si determinano mediante prove effettuate 
presso un laboratorio ufficiale, i corrispondenti valori medi gm 
di R., R.(0,2), R.(1), R.(s) ed i relativi scarti quadratici dy 
si controllano, inoltre le grandezze d, ), E.,, N 0a (1809). 
I risultati vengono considerati compatibili con quelli ottenuti 
i stabilimento se le grandezze, d, i, E, No a (1809) rispettano 
le prescrizioni di cui all’allegato 3 (punto 3.) e se: 

— per le tensioni di rottura R.: 


Se tali diseguaglianze non sono verificate, 0 se non sono] 
rispettate le prescrizioni di cui all'allegato 3, valgono ie di- 
| 


Emo = 1,93 Ra 
dn 0,05 Ru; 
per le grandezze (0,2), R.(1), R.(s): 
( Ra(0,2), 
Emo = 1,04 ) Rax(1), 
i Raf), 
Rax(0,2), 
in = 0,07 | Ru(1), 
Ra(s). 


Nelle quali i valori caratteristici R.x, Rax(0,2), Pal(1), 
R.a(s) sono quelli che figurano nel catalogo del produttore. 


sposizioni di cui ai punti 2.3.1., 2.3.2. 
tie 


Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di qualif- 
cazione o di verifica non soddisfi i requisiti richiesti per le 
grandezze d, I, E., A, N, a (180°), Lr, il prelievo relativo al 
diametro di cui trattasi va ripetuto. Il nuovo prelievo sosti- 
tuisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato 
negativo comporta la ripetizione delle prove di qualificazione. 
Le tolleranze dimensionali di cui all'allegato 3 (punto 3.) 
vanno controllate confrontando il valore nominale con la media 
delle misure effeituate su tutti i saggi di ciascun prelievo. 
Qualora la tolleranza sulia sezione superi + 2%, il certifi- 
cato di verifica deve riportare i diametri medi effettivi. 
Nell’elaborazione dei’ risultati sperimentali ottenuti in 
laboratorio si opera comunque sulle sezioni effettive dei saggi. 


2.4. REQUISITI. 


Gli acciai possono essere forniti in rotoli (fili, trecc 
trefoli), su bobine (trefoli) 1 fasci (barre). 

I fili debbono essere forniti in rotoli di diametro tale 
che, all’atto dello svolgimento, allungati al suolo su un tratto 
di 10 m non presentino curvatura con freccia superiore a 
400 mm; il produttore deve indicare il diametro minimo di 
avvolgimento. 


e 
va 
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Ciascun rotolo di filo (liscio, ondulato, con impronte) 
dovrà essere esente da saldature, 

Sono ammesse le saldature sui fili componenti îe trecce 
se effettuate prima della trafilatura; per i trefoli sono ammesse 
saldature anche durante l’operazione di cordatura purchè le 
saldature siano opportunamente distanziate e sfalsate. 


2.4.1. Condizioni degli acciai all'atto della posa in opera. 


All'atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi 
privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili, 
pieghe. 

È tollerata un’ossidazione che scompaia totalmente me- 
diante sfregamento con un panno asciutto. 

Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddriz- 
zamento. 


2.4.2. Pyelievo dei saggi. 


I saggi destinati ai controlli non debbono essere avvolti 
con diametro inferiore a quello della bobina o rotolo di pro- 
venienza. 

I saggi debbono essere prelevati con le lunghezze richieste 
dal laboratorio ufficiale di destinazione ed in numero sufficiente 
per eseguire eventuali prove di controllo successive. 

I saggi debbono essere adeguatamente protetti nel 
trasporto. 


2.5. TFNSINNI AMMISSIBILI PER CLI ACCIAI DA PRECOMIKLUSSU, 


2.5.1. 


Le tensioni devono essere limitate ai seguenti vaion: 
— strutture ad armatura post-tesa: 


Tensioni ammissibile. 


; Papi « 0,85 R.,(0,2) 
fili o trecce 2 2 0,60 Rx 
api £ 0,89 R..! 
trefoli pn = i 60 R dI, 
i Cap — E) +tai 
Op; = 0,85 Aa(S} 
bito o. = 0,60 Ru 


Sono ammesse sovratensioni, ai lembi del 10% indotte 
dalla curvatura delle barre. Volendo conseguire raggi minori di 
quelli consentiti dai limiti suddetti si dovranno preformare 
le barre mediante piegatura a freddo. 


fili o trecce 


trefoli 


rica 


sovraccarico e per 


— strutture ad armatura pre-tesa : 

Cap: = 0,90 R.;(0,2) 

ap = 0,60 Ra 

Capi 0,90 Rai(1) 
Da = 0,60 Ra 

Il limite ammissibile indicato per 015 è il massimo di 
cui è consentita la presa in conto per valutare gli effetti favo- 
revoli della precompressione. 

A causa dell’attrito, le tensioni possono tuttavia superare 
localmente tale limite; di ciò si dovrà tenere conto IA dove gli 
effetti della precompressione possano indurre condizioni di 
lavoro più severo. Comunque non può superarsi il valore 
limite della tensione iniziale cp: 

Ciò può valere, fra l’altro, per la verifica al taglio in 
assenza del il comportamento a faiica 
degli acciai in prossimità degli ancoraggi. 


2.5.2. Tensioni dovute ai sovraccarichi. 


Negli acciai di pre-tensione possono ammettersi, per effetto 
dei sovraccarichi, incrementi dei limiti massimi di tensione 
di cui al punto 2.5.1. non superiori a 0,06 Rax. 
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Sotto l’effetto di quei sovraccarichi che possono dar luogo 
ad effetti di fatica per il grande numero di ripetizioni proba- 
bili, deve sempre sussistere un rapporto di sicurezza 2, fra 
l'intervallo di tensione cui l'acciaio è capace di resistere a 
fatica e l'intervallo fra la massima e la minima tensione cui 
è soggetto l’acciaio nella struttura (ivi compresi gli eventuali 
effetti di curvatura). Il confronto va riferito ai risultati di 
prove effettuate assumendo come tensione media la semi- 
somma di questi ultimi valori. 


2.6. CADUTE DI TENSIONE PER RILASSAMENTO. 


2.6.1. Cadula di tensione. 


In assenza di dati sperimentali afferenti al lotto consi- 
derato, la caduta di tensione per rilassamento a tempo infinito 
40,00 ad una temperatura di 20 °C e per una tensione iniziale 


Op = 0,75 Ra può assumersi pari ai seguenti valori: 
Tipo di acciaio 40,00 
Acciai in tondo trafilati ......... 0,15 0p 
TIECCELI. dsl alra e aa 0,20 0: 
sreloli.:cenceg le e Ai 0,18 Gap: 
Barre laminate. . ........ faerti n 0,12 Gap: 


Si aramette che, al variare della tensione iniziale, la caduta 
per rilassamento vari con legge parabolica e che il relativo 
diagramma, tracciato in funzione di 0,p;, abbia ordinata nulla 
e tangente orizzontale per cp = 0,5 Ru. 

La caduta a tempo infinito può altresì valutarsi partendo 
dalla media delle cadute misurate su almeno due campioni 
sottoposti a prove di rilassamento a 120 ore, applicando 
l’espressione : 


dox0 =3 46 1501 + 0,03 (0.91 — 0,5 Par) 
(valida per g2,, = 0,5 Pu) 


si opererà di regola con: 


Oapi 0,75 Pax 


e, im mancanza di più precisi dati sperimentali, si ammetterà 
che la caduta vari in funzione di o,, con la suddetta legge 
parabolica. Partendo dai risultati di prove a 120 ore non pos- 
sono comunque assumersi cadute inferiori alla metà di quelle 
indicate nel precedente capoverso, 

Per le barre si rispetterà comunque il limite 0,p; <= 0,85 
Pau(S). 

Qualora si disponga di prove a lunga durata, la caduta 


per rilassamento a tempo infinito 40,00 si valuta mediante 
l’espressione : 


Ao, =do4+C (4 Or: — A 0r1900) 


dove Aorsooo € Ao sono rispettivamente le cadute per rilas- 
samento di catalogo per 1000 ore e per tempo f = 2000 ore; 
C è un coefficiente dato dalla seguente tabella : 


tinore c 
20000 ein e san de ra 9 
5:000. aa PR 3 
10.000 a eee Se rate e a nen 1,5 
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Per tener conto dell'influenza del valore della tensione 
iniziale si potrà, sia operare per 02p1 = 0,75 Ra ed adot- 
tare la legge di variazione parabolica sopraindicata sia ope- 
rare sulle tre tensioni 0,55 P.x, 0,65 Ru, 0,75 R.x e dedurne 
una legge di variazione sperimentale. 

Il rilassamento di armature che subiscano un ciclo ter- 
mico dopo la messa in tensione è opportuno venga. valutato 
sperimentalmente. 


2.6.2. Cadute di tensione per ritiro e rilassamento. 


Per tener conto dell'influenza reciproca fra le cadute di 
tensione per ritiro e «fluage» del calcestruzzo, indicate global- 
mente con la notazione 40,1, e la caduta per rilassamento 
4a ;00 valutata secondo le prescrizioni di cui al punto 2.6.1., 
questa ultima può essere ridotta al valore 4’0,00 desunto dalla 
espressione : 

2, 5 dai 


api 


A'0,00 = 40,0% (1 — 


La riduzione si applica alla sola frazione del rilassamento 
che avviene dopo l’applicazione dello stato di coazione al 
conglomerato. Tale avvertenza assume particolare importanza 
nel caso di maturazione a vapore. 

In nessun caso la caduta per rilassamento a tempo infinito 
A’0,00 corrispondente ad una tensione iniziale pari a 0,75 
Rx e ad una temperatura di 20°C potrà essere assunta infe- 
riore a 0,04.02p.. Per altri valori della tensione iniziale, vale 
la legge di variazione parabolica sopraindicata. 


3. CALCOLI STATICI. 


3.1. GENERALITÀ. 


Il calcolo delle tensioni va effettuato considerando le 
combinazioni più sfavorevoli della precompressione, nei suoi 
diversi stadi, e delle diverse condizioni di carico corrispon- 
denti alle successive fasi di costruzione e di esercizio. 

Nel computo delle caratteristiche geometriche delle sezioni 
vanno detratti gli eventuali vuoti per il passaggio dei cavi, 
quando complessivamente superino il 2% della sezione del 
conglomerato. 

Nelle strutture a cavi non ancora iniettati si considera come 
resistente la sezione di conglomerato depurata dei fori; nelle 
strutture a cavi iniettati si può considerare collaborante l’ar- 
matura di precompressione con coefficiente di omogeneiz- 
zazione uguale a 6. 

I procedimenti di calcolo relativi alle condizioni di eser- 
cizio devono essere condotti nell'ipotesi di elasticità dei mate- 
riali, valutando peraltro gli effetti delle cadute di tensione 
per deformazioni lente. 

Quando si eserciti la precompressione su una struttura 
vincolata in modo che ne risulti ostacolata la libera deforma- 
zione va tenuto conto dello stato di sollecitazione derivante 
dalle reazioni di iperstaticità. 

Nel calcolo delle reazioni iperstatiche si dovrà general. 
mente tener conto della variazione che lo sforzo di pre-tensione 
subisce lungo l’asse geometrico per effetto dell’attrito. 

Nelle strutture ad armatura post-tesa la tensione iniziale 
nella sezione generica viene calcolata deducendo dalla tensione 
al martinetto le perdite per attrito lungo il cavo e per l’even- 
tuale rientro degli apparecchi di ancoraggio e scorrimento dei 
fili bloccati (da non considerarsi nel computo di o,,, di cui 
al punto 2.5.1.). Si dovrà tener conto altresì dell’effetto 
mutuo fra i cavi tesi successivamente indotto dalla deforma- 
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zione elastica della struttura. Nelle strutture ad armatura 
pre-tesa va considerata la caduta di tensione per deformazione 
elastica. 
Successivamente si valuteranno gli effetti delle deforma. 

zioni lente: 

— nitiro; 

— «fluage » del conglomerato; 

— rilassamento dell'acciaio. 


Le cadute legate alle condizioni di sollecitazione del 
conglomerato e dell'acciaio vanno valutate suddividendo ideal- 
mente la struttura in tronchi e considerando lo stato di tensione 
ivi agente nei due materiali. 

Nelle strutture eseguite e precompresse in più fasi le 
cadute per deformazione lenta vanno valutate in ciascuna 
fase, con riguardo alle caratteristiche geometriche, di carichi 
esterni ed alla precompressione presenti in talì fasi. 

Nelle strutture miste, quando si eseguono getti successivi, 
va tenuto conto, almeno in via approssimata, degli sforzi 
prodotti dalla differenza delle deformazioni lente del conglo- 
merato delle parti solidarizzate. 

Per le strutture staticamente indeterminate, quando ven- 
gono operate variazioni dello schema strutturale (es. cerniere 
provvisorie) va tenuto conto delle variazioni delle rcazioni 


vincolari conseguenti alle deformazioni lente, con particolare. 


riferimento all’età dei getti. 

L'effetto dei numerosi fattori che influiscono sull’entità 
e sull'andamento nel tempo delle deformazioni lente potrà 
valutasi sulia base di una sintesi dei risultati sperimentali 
più aggiornati in materia. 

Risponde a tale requisito la raccolta di dati contenuta 
nelle Raccomandazioni Internazionali FIP-CEB. 


3.2. EFFETTI DELL'ATTRITO. 


Il calcolo degli effetti dell'attrito si può effettuare come 
segue: 
si determinano possibilmente in maniera diretta i coef- 
ficienti di attrito, sia nelle zone in cui il cavo conserva anda- 
mento rettilineo, sia in quelle a tracciato curvo; in mancanza 
si adotterranno i valori riportati nella tabella che segue, nella 
ipotesi che i fili siano privi di ossidazione : 


| Coefficiente | Caefficiente 


atura della guaina o della superficie di aiirito @ attrito 

di appoggio dei cavi in linea MT un curva 
fe fe 

Calcestruzzo liscio . ........ 5. 10-3 0,5 
Lamierino metallico . ..... 3. 10-3 0,3 


Gli angoli sono espressi in radianti. 

Per i cavi verrà considerata la somma della resistenza di 
attrito di cui alle due colonne della precedente tabella. 

Nel caso illustrato in figura si ha, con sufficiente appros- 


simazione, 
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supponendo di tendere con un unico martinetto applicato 
in A: 


os=0(1—- fel — fe a), 
ce = 08 (1 fed), 
Op = 0c (1 — fels), 
og=0p(1-— fl — fe 23). 


Stabilita così la legge di variazione della tensione lungo 
il cavo, se ne può dedurre l'allungamento da ottenere in A 
suddividendo il cavo in tronchi, calcolando in ciascun tronco 
la tensione media e deducendo il corrispondente allungamento 
unitario del diagramma sforzi-allungamenti dell'acciaio. 

L’assestamento iniziale del cavo deve essere valutato 
sperimentalmente. In taluni casi, quando il cavo non venga 
preventivamente confezionato, questo effetto può assumere 
particolare importanza: la sua valutazione può essere ese- 
guita iniziando la misura degli allungamenti a partire da una 
tensione sufficientemente elevata ed estrapolando fino all'asse 
delle deformazioni la legge sforzi-allungamenti rilevata a 
partire da tale prima lettura. 


3.3. RITARATURA. 


Tenuto presente quanto stabilito al punto 4.4.2. circa 
la protezione delle armature, quando si procede alla ritaratura 
delle tensioni, le cadute per ritiro e viscosità del conglomerato 
e rilassamento dell'acciaio possono essere ridotte fino ai seguenti 
VAIOri i: 

a) Efictto del ritiro e della viscosità del conglomerato : 
Ar= 15% 
b) Effetto del rilassamento dell’acciaio : 
Ar 30% per 4 t = 28 giorni 


essendo 


per 4 t = 60 giorni 


Ar = coefficiente di riduzione 


intervallo di ritaratura 


In ogni caso vale la limitazione di cui al punto 2.6.3. 


3.4. CALCOLO DELLE ARMATURE AL TAGLIO. 


Ferme restando le prescrizioni di cui al punto 1.5.1. le 
armature al taglio dovranno essere proparzionate in ciascuna 
fase di costruzione e di esercizio per il corrispondente valore del 


taglio, tenendo conto della componente di precompressione nel 
piano della sezione. 


L’interasse 4x delle staffe si calcolerà con la formula: 


Ax= i 1° A 
gb 
ove 

t braccio della coppia interna per la sezione fes- 
surata, 

a tensione ammissibile per le staffe, definita al punto 
2.5. delle nerme della parte 13, 

A. area della sezione trasversale di un braccio della 
staffa, 

n numero dei bracci di una staffa 

T sforzo di taglio risultante massimo, 

tgf => sul essendo omni la tensione principale di tra- 


zione valutata all'altezza della fibra baricentrica 
e t la tensione tangenziale corrispondente a 
tale fibra. 
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Nella verifica a taglio delle travi la cui armatura sia anco- 
rata per aderenza non si dovrà tener conto della precompres- 
sione nel tratto terminale compreso fra la testata ed una se- 
zione posta a distanza della testata stessa pari a settanta 
volte il maggior diametro (effettivo od equivalente) della 
armatura prevista nel caso di acciai ad aderenza migliorata 
o di trefoli, e di cento volte detto diametro nel caso di fili 
lisci per i quali non può essere superato il diametro di 5 mm. 
In questo tratto, nei riguardi delle sollecitazioni tangenziali 
e del calcolo delle staffe e delle eventuali armature longi- 
tudinali aggiunte, valgono i criteri adottati per le opere in 
conglomerato cementizio armato normale di cui alla parte 18, 

Qualora in prossimità delle estremità delle travi si abbiano 
elevati momenti che possano dar luogo a lesioni del conglo- 
merato nella zona di ancoraggio, le lunghezze indicate devono 
essere adeguatamente maggiorate. 


3.5. SICUREZZA ALLA  FESSURAZIONE. 


Per le strutture collocate in ambiente aggressivo, zone 
marine o in presenza di agenti chimici, deve essere effettuata 
la verifica della sicurezza alla fessurazione. 

Il coefficiente di sicurezza alla fessurazione è il più pic- 
colo moltiplicatore dei carichi di esercizio che induce tensioni 
di rottura a fiessione del conglomerato, e per le strutture in- 
flesse è dato dalla formula: 


Mi 
M. 


M 


dove: 

IM, momento che provoca la fessurazione, calcolato 
in base alla sezione omogeneizzata interamente 
reagente ed alla resistenza a trazione per flessione 
(vedi ultimo comma del punto 3.2. dell'allegato 2); 


M., momento massimo di esercizio, 


Il coefficiente di sicurezza alla fessurazione non deve 
essere inferiore ad 1,3. 


3.6. SICUREZZA ALLA ROTTURA DELLA SEZIONE. 


Il coefficiente di sicurezza a rottura non deve essere minore 
di 1,75. 

La verifica dello stato limite ultimo per flessione e presso- 
flessione delle sezioni va condotto con le seguenti ipotesi di 
calcolo : 

1) diagramma delle deformazioni rettilineo; 
2) deformazione a rottura del conglomerato compresso: 


Edu = 0,35% nel caso di pressione eccentrica o flessione 
Eva = 0,2% nel caso di pressione centrata; 


3) diagramma di ripartizione delle tensioni di compres- 
sione fondato su comprovati accertamenti teorici e sperimentali; 
in particolare si può adottare il diagramma di compressione 
rettangolare esteso ad una altezza pari a 0,8 della altezza della 
zona compressa e con tensione convenzionale limite del con- 
glomerato pari a: 

R'b = 0,55 R'bA nel caso di pressione eccentrica e 
flessione; 

R'b = 0,40 RA nel caso di sezioni considerate sog- 
gette a compressione centrata; 

4) deformazione massima dell’acciaio teso, al di là 
della decompressione : 

8, = 1,0% intendendosi per decompressione lo stato 
di tensione nulla del conglomerato alla 
altezza dell’armatura 
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5) resistenza di calcolo dell’acciaio pre-teso : 
R. = Ra 
resistenza di calcolo dell’acciaio ordinario : 


A pen Pax (5) 
Va 
con: 


Va 
Ya = 1,15 per acciai controllati in cantiere; 


= 


1 per acciai controllati in stabilimento 


6) la tensione dell’acciaio compresso da introdurre nei 
calcoli non deve superare quella corrispondente alla deforma- 
zione dello 0,2%. 


3.7. PROVE SU STRUTTURE CAMPIONE E SU MODELLI. 


Nel caso che la verifica sia riferita ad esperienze dirette 
su strutture campione, da effettuare sotto il controllo di un 
laboratorio ufficiale su un adeguato numero di elementi (non 
meno di quattro), il minimo valore del coefficiente di sicurezza 
rispetto alla resistenza sperimentale a rottura non deve essere 
inferiore a 2. Per produzione di serie in stabilimento i con- 
trolli devono avere carattere periodico. 

Ove siano da temere fenomeni di instabilità globale o 
locale ovvero rottura senza preavviso, il coefficiente di sicu- 
rezza deve essere convenientemente maggiorato. 

Per strutture di particolare complessità le ipotesi a base 
del calcolo potranno essere guidate dai risultati di prove su 
modelli. 


3.8. STRUTTURE PER SOLAI CON ELEMENTI FABBRICATI IN 
SERIE IN STABILIMENTO. 


Per elementi fabbricati e precompressi in serie in stabi- 
limento per solai misti con laterizio o non, che comportino 
parti gettate in opera, valgono le seguenti ulteriori disposi- 
zioni. 


3.8.1. Elementi pre-tesi. 


Per elementi con armatura pre-tesa è ammessa la deroga 
di cui al punto 1.5.1. per l'armatura minima al taglio. 


3.8.2. Sezioni di campata. 


Per le sezioni soggette a momento positivo il calcolo di 
verifica dovrà eseguirsi trascurando la resistenza a trazione 
del conglomerato gettato in opera, tenendo conto del diverso 
valore dei moduli elastici dei costituenti la sezione resistente. 


3.8.3. Associazione degli elementi. 


Per le strutture parzialmente gettate in opera può omet- 
tersi la staffatura di collegamento quando la tensione tangen- 
ziale media tra elemento prefabbricato e conglomerato get- 
tato in opera risulti inferiore a 3 kg/cm* per superfici di con- 
tatto lisce e 4 kg/cm* per superfici scabre, intendendo per 
tensione tangenziale media quella ottenuta calcolando lo sforzo 
di scorrimento totale agente su un elemento di lunghezza 
unitaria del travetto e ripartendolo uniformemente sullo svi- 
luppo della zona di contatto effettiva; affinchè sia consentito 
fare assegnamento sulla aderenza occorre che i getti siano par- 
ticolarmente curati e che la superficie dei travetti sia pulita. 

In corrispondenza del lembo superiore dei travetti sono 
consentite in esercizio trazioni pari a: 


74 0,06 Rx [kg/cm?]. 


22 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 


198 del 29 luglio 1974 


3.8.4. Sezioni di estremità. 


Per le sezioni soggette a momenti negativi è ammessa 
anche la verifica a rottura attribuendo al conglomerato pre- 
compresso una resistenza a compressione pari al!a differenza 
fra l’effettiva resistenza prismatica a 28 giorni e la sollecita- 
zione teorica di precompressione a deformazioni lente esau- 
rite, aumentata del 15 % ed al conglomerato non precompresso 
la resistenza prismatica a 28 giorni. 

Il coefficiente di sicurezza a rottura sarà quello prescritto 
per il conglomerato cementizio armato. 


3.8.5. Getti în opera. 


Per le parti gettate in opera, non precompresse, valgono 
le disposizioni vigenti per il conglomerato cementizio armato 
normale di cui alla parte 18. 


4. NORME DI ESECUZIONE. 


4.1. COMPATTAZIONE DEI GETTI. 


Il getto deve essere costipato per mezzo di pervibratori 
ad ago od a lamina, ovvera con vibratori esterni facendo parti- 
colare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi. 


ao] 


‘1.2. 
COMPRESSIONE, 


Le superfici esterne dei cavi devono distare dalla super- 


ficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali, | 
e non meno di 35 mm in caso di strutture site in ambiente. 


aggressivo. Ii ricoprimento delle armature pre-tese non deve 
essere inferiore a 15 


impiegato. 


mon 


4.3. TESTATE DI ANCORAGGIO. DELL'’ARMATURA DI PRECOM- 
PRESSIONE, 


Dietro gli apparecchi di ancoraggio deve disporsi una 
armatura tridirezionale atta ad assorbire, con largo margine, | 
gii sforzi di trazione e di taglio derivanti dalla diffusione delle: 


forze concentrate, ivi comprese le eventuali reazioni vincolari., 


4.4. POSA DELLE RARRE, DEI CAVI E 


Nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con par- 


ticolare cura, di danneggiare l’acciaio con intagli, pieghe, etc. 


Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che: 


1 fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approv- 


vigionamento sia in opera, fino alia ultimazione della struttura. 


All’atto della messa in tiro si debbono misurare contemporanea- 
mente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due 
dati debbono essere confrontati tenendo presente la forma 
del diagramma sforzi-allungamenti a scopo di controllo delle 
perdite per attrito. 


4.4.1. Operazioni di tiro. 


Qualora intervengano con il sistema a cavi le perdite per 
attrito, un’aliquota di queste, fino ad un massimo di 10 kg/m? 
potrà. essere compensata da una 
tere temporaneo. 

I risultati conseguiti nelle operazioni di ossia le lei- 
ture ai manometri e gli allungamenti misurati, verranno regi- 
strati in apposite tabelle sulle quali saranno preventivamente 
indicate le tensioni iniziali delle armature e gli allungamenti 
teorici. 


mag ggiore teusione di carat- 


+. 
cio, 


SPESSOKE DI RICOPRIMENTO DELLE ARMATURE DI PRE- 


o al diametro massimo dell’inerle: 


Il dispositivo di misura dello sforzo deve essere possi- 
bilmente indipendente dalle apparecchiature per indurre la 
pre-tensione. 


I manometri debbono essere frequentemente tarati. 


Si deve inoltre effettuare preventivamente una misura 
degli attriti che si sviluppano all’interno del martinetto. 


All'atto del tiro si confronteranno gli allungamenti rile- 
vati con quelli previsti dal calcolo, 


Un’insufficienza di allungamento, rivelando un attrito 
superiore a quello supposto, richiede la messa in atto di appo- 
siti accorgimenti innalzando la tensione iniziale fino al mas- 
simo consentito e, all’occorrenza all'attuazione di procedimenti 
particolari, quale lubrificazione che però non deve alterare la 
successiva aderenza tra armatura e malta delle iniezioni. 

Un'’eccedenza di allungamento, quando non sia dovuta al 
cedimento dell’ancoraggio opposto o all’assestamento iniziale 
del cavo, ciò che si deve accertare con particolare attenzione, 
indica un attrito inferiore a quello previsto; in tal caso si deve 
ridurre la tensione per evitare che la tensione finale lungo il 
cavo sia superiore a quella ammessa. 


4.4.2. Protezione dei cavi ed iniezioni. 

Le guaine dei cavi devono essere assolutamente stagne 
e le giunzioni dovranno essere efficacemente protette. 

Alla buona esecuzione delle iniezioni e affidata la conser 
vazione nel tempo delle strutture in c.a.p. a cavi e pertanto 
qui di seguito vengono fornite dettagliate indicazioni al riguardo. 


L’iniezione dei cavi scorrevoli ha due scopi principali : 
a) prevenire la corrosione dell'acciaio di precompressione; 


b) fornire un'efficace aderenza fra l'acciaio ed il conglo- 
merato 


La malta de essere fluida e stabile con minimo ritiro 


ed adeguata res 


auaca I 


Deve essere pa da deniento. acqua c 
tivi. Elementi inerti (ad esempio farina di sabbia) possono 
impiegarsi solo per guaine di dimensioni superiori a 12 cm nel 


i 0/7 
in peso 25 )0* 


nto 


inerti Icemento Pa 


ra pporta 


Gli additivi non debbono contenere ioni aggressivi (cloruri, 
solfati, nitrati ecc.) e comunque non produrre un aumento di 
ritiro. 

Possono impiegarsi resine sintetiche o bitume o altro 
materiale solo dopo averne dimostrato la validità mediante 
idonea documentazione sperimentale. 

La malta deve essere sufficientemente fluida perchè la 
si possa correttamente inicttare nei canali. Si consiglia di con- 
trollare la fluidità della malta accertando che il tempo misurato 
al cono di Marsh sia compreso. fra. 13 e 25: secondi. 


La resistenza a trazione per flessione a 28 giorni deve 
essere maggiore od cguale a 40 kg/cm?. 

Il tempo d'inizio della presa a 30 °C dovrà essere superiore 
a tre ore. 


1 


Il rapporto acqua/fcemento, da determinare sperimental- 
mente per ogni tipo di cemento, sarà il minore possibile compati- 
bilmento con la fluidità richiesta e comunque non dovrà supe- 
rare 0,40, c 0,38 se con additivi, e inoltre deve essere tale che 
la quantità d’acqua di essudamento alla superficie della pasta, 
in condizioni di riposo, sia inferiore al 2%. 


Il ritiro a 28 giorni non dovrà superare 2,8 mm/m. 
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4.4.2.2. Operazioni di iniezione. 


a) Dopo l'impasto, la malta deve essere mantenuta in 
movimento continuo. È essenziale che l'impasto sia esente da 
grumi; 

b) irmmediatamente prima dell'iniezione di malta, i cavi 
saranno lavati con acqua, pulita e quindi asciugati con immis- 
sione di aria a pressione; 

c) l'iniezione deve avvenire con continuità e senza inter- 
ruzioni, La pompa deve avere capacità sufficiente perchè in cavi 
di diametro inferiore a 10 cm la velocità della malta sia compresa 
fra 6e 12 m al minuto, senza che la pressione superi le 10 atmo- 
sfere; 

d) la pompa deve avere un efficace dispositivo per evitare 
le sovrappressioni; 

e) non è ammessa l'iniezione con aria compressa; 

Î) quando possibile l'iniezione si deve effettuare dal più 
basso ancoraggio o dal più basso foro del condotto; 

8) per condotti di grande diametro può essere necessario 
ripetere l'iniezione dopo circa 2 ore; 

h) la malta che esce dagli sfiati deve essere analoga a quella 
alla. bocca di immissione e non contenere bolle d’aria. 

Una volta chiusi gli sfiati si manterrà una pressione di 
5 atm fin tanto che la pressione permane senza pompare per 
almeno | minuto; 

3) la connessione fra l’ugello del tubo. di iniezione ed i] 
condotto deve essere realizzata con dispositivo meccanico 
e tale che non possa aversi entrata d’aria; 

I) appena terminata l'iniezione, bisogna avere cura di 


evitare perdite di malta dal cavo. I tubi di iniezione devono | 


essere di conseguenza colmati di malta se necessario. 


4.4.2.3, Condotti. 


a) I punti di fissaggio dei condotti debbono essere frequenti 
ed evitare un andamento serpeggiante; 

b) ad evitare sacche d’aria dovranno essere disposti sfiati 
ogni qual volta vi sia un dislivello di 30 cm, e comunque ogni 
20 ma; 

c) i condotti debbono avere forma regolare, preferibilmente 
circolare. 


La loro sezione deve risultare maggiore di: 


in cut a: è l’area del singolo filo o treccia, trefolo, barra ed n il 
loro numero; 

d) si devono evitare per quanto possibile brusche devia- 
zioni o cambiamenti di sezione. 


4.4.2.4. Iniezioni, 


a) Fino-al momento dell'iniezione nei cavi occorre proteg- 
gere l’armatità' dall’ossidazione, L6 iniezioni dovranno essere 
eseguite entro 8 giorni a partire dalla messa in tensione dei 
cavi, salvo casi eccezionali di ritaratura nei quali debbono 
essere adottati accorgimenti speciali al fine di evitare che pos- 
sano uuziare fenomeni di corrosione; 

b) in tempo di gelo è bene rinviare le iniezioni, a meno 
che non siano prese precauzioni speciali; 

c) se si è sicuri che la temperatura della struttura non 
scenderà al di sotto di 5°C nelle 48 ore seguenti alla iniezione, 
si può continuare l'iniezione stessa, con una malta antigelo, 
di cur sta accertata la non aggressività, contenente 11 
6 - 10% di aria occlusa; 
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d) se può aversi gelo nelle 48 ore seguenti all’iniezione, 
bisogna riscaldare la struttura, e mantenerla calda almeno 
per 48 ore, in modo che la temperatura della malta iniettata 
non scenda al di sotto di 5 °C; 

e) dopo il periodo di gelo, bisogna assicurarsi che i con- 
dotti siano completamente liberi da ghiaccio o brina. È vie- 
tato il lavaggio a vapore. 


5. COLLAUDO STATICO E PROVE DI CARICO. 


Valgono integralmente le prescrizioni fornite al punto 
6. della parte 1a. 


PARTE 3° 


NORME TECNICHE PER IL CALCOLO, L’ESECUZIO- 
NE ED IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN 
ACCIAIO AI SENSI DELLA LEGGE 5 NOVEM- 
BRE 1971, N. 1086, ED IN SOSTITUZIONE DEL 
DECRETO MINISTERIALE 30 MAGGIO 1972. 


0. SIMBOLI 

D) spessore 

h altezza 

li lunghezza 

d diametro 

Ù raggio d'inerzia 

Î momento d'inerzia 

(4 modulo di resistenza 

N forza assiale 

M momento flettente 

T forza tagliante 

Mi momento torcente 

Cm tensione di rottura 

LA tensione di snervamento 

Curi terisione ideale 

im tensione normale ammissibile nel materiale base 

Tam tensione tangenziale ammissibile nel materiale 
base 

LATI tensione di rifollamento 

0, 0,, 0,, tensioni nel riferimento generico 

Ty, Fax 

0, Cn On tensioni nel riferimento principale 

0,19 9 tensioni nel riferimento convenzionale relativo 
al giunto 

0 Vo valori medi delle tensioni nei bulloni o chiodi 

Gg tensione critica euleriana 

da tensione critica 

ot tensione di confronto 

E modulo di elasticità normale 

G modulo di elasticità tangenziale 

v coefficiente di sicurezza 

4 coefficiente di attrito 

B coefficiente caratteristico di vincolo 

À snellezza 

() coefficiente di amplificazione dei carichi 
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1. OGGETTO, 


Formano oggetto delle presenti norme le costruzioni 
di acciaio relative ad opere di ingegneria civile, di cui alla 
legge 5 novembre 1971, n. 1086. 

Le presenti norme hanno lo scopo di precisare e racco- 
gliere classificazioni, procedimenti esecutivi, caratteristiche dei 
materiali, coefficienti di sicurezza e metodi di prova per la 
corretta redazione dei progetti delle costruzioni di acciaio e 
per la loro buona esecuzione e conservazione nel tempo. 

Nella progettazione si possono adottare i metodi di cal- 
colo indicati nella norma CNR-UNI 10011-73, oppure altri 
metodi fondati su ipotesi tecriche e risultati sperimentali chia- 
ramente comprovati. 


2. MATERIALI: QUALITA’ E PROVE. 


2.0. GENERALITÀ, 


Le presenti norme prevedono l’impiego degli acciai de- 
nominati tipo 1 e tipo 2, dei quali, ai punti successivi, vengono 
precisate le caratteristiche. 


2.1.1. Caratteristiche meccaniche. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 198 del 29 luglio 1974 


È consentito l’impiego di tipi di acciaio diversi da quelli 
previsti purchè venga garantita alla costruzione, con adeguata 
documentazione teorica e sperimentale, una sicurezza non 
minore di quella prevista dalle presenti norme. 

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche in- 
dicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo 
da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle pro- 
vette e le modalità di prova saranno rispondenti alle prescrizioni 
delle norme UNI. 

Le presenti norme non riguardano gli 
lamiera grecata ed i profilati formati a freddo. 


elementi di 


2.1. ACCIAIO LAMINATO, 


Gli acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, 
barre, larghi piatti, lamiere e tubi (anche tubi saldati prove- 
nienti da nastro laminato a caldo), dovranno appartenere a 
uno dei due tipi. 

tipo | 
tipo 2 
aventi le caratteristiche meccaniche indicate al punto 2.1.1. 

Gli acciai destinati alle strutture saldate dovranno anche 

corrispondere alle prescrizioni del punto 2.3. 


Simbolo Cso | Caratteristica o parametro | Acciaio tipo È | Acciaio tino ? 
i I 
0» | Tensione di rottura a trazione . . .....  kg/imm? | da 37 a 47 | da 42 a 52 | da 52 a 62 
0. Tensione di snervamente . . . . . . + + ++ kg/mm? = Z4 (I) | => 26 (i) | => 36 (1) 
KV | Resilienza UNI 4713-69... ....... kgm/om* | =35 = 3,5 = 3,5 
A Allungamento a rottura: i 
su barre, profilati e larghi piatti... . % = 28 (1) = 26 (1) = 22 (1) 
su lamiere e nastri larghi. . .-...4.. % => 26 (1) = 24 (1) = 21 (1) 
D | Diametro mandrino per prova di piegamento a freddo 
| {secondo UNI 564), a= 180° (a= spessore provetta) | I i 
| per barre, profilati e larghi piatti. . . .. ..... 0,5 a 1,54 2,54 
j per lamiere e nastri larghi . ..... sa la 2a 3a 
: { Distanza tra le piastre nella ‘prova di seliaccia@ento Ì I 
| dei tubi, secondo UNI 5468-63 {s = spessore dei tubo) | 45 | 6 Î 8s 


(1) Per le caratteristiche di snervamento ed allungamento valgono tutte le 


Tra gli acciai tipo f ce tipo 2 
Fe 42 e Fe 52 dei gradi B, C, D della UNI 7070-72. Rientrano 
inoltre quegli acciai di classe superiore della UNI 663-68 per 
1 tubi senza saldatura e della UNI 7091-72 per i tubi saldati 
che corrispondano alle caratteristiche indicate nel Prospetto 
2.1. 


2.2. ACCIAIO PER GETTI. 


Per l’esecuzione di parti in getti delle opere di cui alle 
presenti istruzioni si devono impiegare getti di acciaio Fe 
G38VR, Fe G45VR, Fe G52VR UNI 3158-68 o equivalenti, 

Quando tali acciai debbano essere saldati, devono sotto» 
stare alle stesse limitazioni di composizione chimica previste 
per gli accia1 laminati di resistenza similare (vedi punto 
23.1.) 


PER SIRUTTURE SALDATE, 


2.3.0. Generalità. 


Gli acciai per strutture saldate, oltre le prescrizioni del 
paragrafo 2.1., devono soddisfare le altre indicate nei succes- 
sivi paragrafi 2.3.1. e 2.3.2. 


rientrano gli acciai Fe 37,1 2.3.1. Composizione 


indicazioni di cui alla norma UNI 7070-72. 


chimica e grado di disussidazione degli 


acciai. 


Acciaio tipo 1. 


Gli acciai da saldare con elettrodi rivestiti, oltre a sod- 
disfare le condizioni indicate nel paragrafo.2.1., devono avere 
composizione chimica contenuta entro i limiti raccomandati 
dalla UNI 5132 per le varie classi di qualità degli elettrodi 
impiegati, 

Nel caso di saldature di testa o d’angolo sul taglio di un 
laminato, gli acciai, oltre a soddisfare i limiti di analisi sopra- 
indicati, devono essere di tipo semicalmato o calmato, salvo 
che vengano impiegati elettrodi rivestiti corrispondenti alla 
classe di qualità 4 della UNI 5132. 


Gli acciai destinati ad essere saldati con procedimenti 
che comportano mna forte penetrazione della zona fusa del 
metallo base, devono essere di tipo semicalmato o calmato e 
debbono avere composizione chimica, riferita al prodotto finito 


(e non alla colata), rispondente alla seguenti limitazioni: 


S = 0,55%; 
S=0,050%. 


acciaio semicalmato C = 0,24% P= 0,055% 


acciaio calmato C = 0,22%, P=0,045% 
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Acciaio tipo 2. 


Gli acciai dovranno essere di tipo calmato o semicalmato; 
è vietato l’impiego di acciaio effervescente, L’analisi effettuata 
sul prodotto finito deve risultare: 


accialo semicalmato C = 0,26% M,=1,60% 
P=0,055% S _=0,055%; 


Si = 0,60% 


C=0,24% M,=1,60% 
P=0,045% S =0,050%. 


acciaio calmato Si = 0,60% 


2.3.2. Fragilità alle basse temperature. 


La. temperatura minima alla quale l’acciaio di una strut- 
tura saldata può essere utilizzato senza pericolo di rottura 
fragile, in assenza di dati più precisi, deve essere stimata sulla 
base della temperatura i alla quale per detto acciaio può essere 
garantita una resilienza KV, secondo UNI 4714-69, di 3,5 kgm/ 
fom?. 

La temperatura £ deve risultare minore o eguale a quella 
minima di servizio per elementi importanti di strutture sal- 
date soggetti a trazione con tensione prossima a quella ammis- 
sibile aventi spessori maggiori di 25 mm e forme tali da pro- 
durre sensibili concentrazioni locali di sforzi, saldature dj 
testa o d’angolo non soggette a controllo, od accentuate defor- 
mazioni plastiche di formatura. 

Se lo spessore è maggiore di 40 mm o se i carichi appli- 
cati comportano accentuato regime di fatica o sollecitazioni 
d’urto e si verificano ad un tempo le condizioni sopra indicate 
è raccomandabile attenersi a temperature # anche minori di 
quella minima di impiego. 

A parità di altre condizioni, via via che diminuisce lo 
spessore, la temperatura ? potrà innalzarsi a giudizio del pro- 
gettista fino ad una temperatura di circa 30°C maggiore di 
quella minima di servizio per spessori dell’ordine di 10 mm. 

Un aumento può aver luogo anche per spessori fino a 
25 mm via via che l’importanza dell’elemento strutturale 
decresce o che le altre condizioni si attenuino. 

Il progettista, stimata la temperatura © alla quale la 
resilienza di 3,5 kgm/cm? deve essere assicurata, sceglierà 
nella unificazione o nei cataloghi dei produttori l’acciaio sod- 
disfacente questa condizione. 


2.4. SALDATURE. 


2.4.1. Procedimenti di saldatura. 


Possono essere impiegati i seguenti procedimenti: 

-+— saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 

-— saldatura automatica ad arco sommerso; 

-— saldatura automatica o semiantomatica sotto gas 

pratettore (CO; o sue miscele); 

-— altri procedimenti di saldatura che garantiscano una 
saldatura pienamente efficiente ed avente le caratteristiche 
meccaniche minime della giunzione indicate al successivo 
punto 2.4.2., comprovate da adeguate prove di qualifica. 

Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati 
elettroci omologati secondo UNI 5132, adatti al materiale 
base: 

-— per l’acciaio tipo 1 devono essere del tipo E 44 di 
clusse di qualità 2, 3 o 4; per spessori maggiori di 30 mm o tem- 
peratura di esercizio minore di 0°C saranno ammessi solo elet- 
trodi di classe 4 B; 
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— per l’acciaio tipo 2 devono essere impiegati elettrodi 
tipo E 52 di classi di qualità 3 o 4; per spessori maggiori di 
20mmo temperature di esercizio minori di 0°C saranno ammessi 
solo elettrodi di classe 4 B. 


Per gli altri procedimenti di saldatura si dovranno impie- 
gare i fili, i flussi (o i gas) e la tecnica esecutiva usati per le 
prove di qualifica del procedimento di cui al punto seguente, 


2.4.2. Prove di qualifica dei procedimenti di saldatura. 


L’impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 esime 
da ogni prova di qualifica del procedimento. 

Per l’impiego degli altri procedimenti di saldatura occorre 
eseguire prove preliminari di qualifica intese ad accertare: 

— l'attitudine ad eseguire i principali tipi di giunto 
previsti nella struttura ottenendo giunti corretti sia per aspetto 
esterno che per assenza di sensibili difetti interni, da accer- 
tare con prove non distruttive o con prove di rottura sul 
giunto; 

— la resistenza a trazione su giunti testa a testa, me- 
diante provette trasversali al giunto, resistenza che deve 
risultare non inferiore a quella del materiale base; 

— la capacità di deformazione del giunto, mediante 
provette di piegamento che dovranno potersi piegare a 180° 
su mandrino pari a 3 volte lo spessore per l’acciaio tipo 1, e 
a 4 volte lo spessore per l’acciaio tipo 2; 

— la resilienza su provette intagliate a V secondo 
UNI 4713-69 ricavate trasversalmente al giunto saldato, resi- 
lienza che verrà verificata a + 20°C se la struttura deve essere 
impiegata a temperatura maggiore o uguale a 0°C, secondo 
UNI 4714-69 a 0°C nel caso di temperature minori; nel caso 
di saldatura ad elettrogas o elettroscoria tale verifica verrà 
eseguita anche nella zona del materiale base adiacente alla 
zona fusa dove maggiore è stata l’alterazione metallurgica 
per l’alto apporto termico. 

I provini per le prove di trazione, di piegamento, di resi- 
lienza ed eventualmente per altre prove meccaniche, se ritenute 
necessarie, verranno ricavati da saggi testa a testa saldati; 
saranno scelti allo scopo gli spessori più significativi delia 
struttura. 


2.4.3. Classi delle saldature. 


Per giunti testa a testa, od a croce od a T, a completa 
penetrazione, si distinguono due classi di giunti. 


I classe. — Comprende i giunti effettuati con elettrodi 
di qualità 3 o 4 secondo UNI 5132 o con gli altri procedimenti 
qualificati di saldatura indicati al punto 2.4.1. e realiz. 
zati con accurata eliminazione di ogni difetto al vertice prima 
di effettuare la ripresa o la seconda saldatura. Tali giunti 
debbono inoltre soddisfare ovunque l’esame radiografico con 
i risultati richiesti per le radiografie di qualità I e II della col. 
lezione di radiografie pubblicata dall'I.I.W. (International 
Institute of Welding) o ad esame con ultrasuoni che accerti 
la assenza di difetti maggiori di quelli ammessi per le radio- 
grafie. 
L'aspetto della saldatura dovrà essere ragionevolmente 
regolare e non presentare bruschi disavviamenti col metallo 
base specie nei casi di sollecitazione a fatica. 


II classe. - Comprende i giunti effettuati con elet. 
trodi di qualità 2, 30 4 secondo UNI 5132 e con gli altri 
procedimenti qualificati di saldatura indicati al punto 2.4.1g 
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e realizzati egualmente con eliminazione dei difetti al vertice 
prima di etfettuare la ripresa o la seconda saldatura, ma che 
non vengano ritenuti idonei a superare ovunque l’esame 
radiografico o con ultrasuoni con 1 'risultàti richiesti per la 
‘I classe. Comunque, 
numero ed estensione contenuti entro ragionevoli limiti di 


accettabilità e i giunti devono essere esenti da incrinature 


o da sensibili mancanze di penetrazione. 
L'aspetto della saldatura dovrà essere ragionevolmente 


regolare e non presentare bruschi disavviamenti col materiale 


base. 

Per entrambe le classi l'estensione dei controlli radiografici 
deve essere stabilita dal direttore dei lavori, sentito eventual- 
mente il progettista, in relazione alia importanza delle giun- 
zioni e alle precauzioni prese dalla ditta esecutrice, alla posi- 
‘zione di esecuzione delle saldature e secondo che siano state 
esegurte in officina od al montaggio. 

Per i giunti a croce o a T, a completa penetrazione nel 
caso di spessori s > 30 mm, l’esame radiografico o con ultra- 
suoni, 
integrato con opportuno esame magnetoscepio sui lembi esterni 
delle saldature al fine di rilevare la presenza o meno di cricche 
da strappo. 

Nel caso di giunto a croce sollecitato tivimaimente alia 


: lamiera compresa fra le due saldature, dovrà essere previamente 


accertato, mediante ultrasuoni, che detta lamiera nella zona 
interessata dal giunto sia esente da sfogliature o segregazioni 
accentuate. 


1 giunti con: cordoni d'angolo, effettuati con elettrodi 


aventi caratteristiche di qualità 2,3 o 4 UNI 51320 con gli 
altri procedimenti indicati al punto 2.4.1., devono essere 
coysiderati come appartenenti ad una unica classe caratteriz- 


zata da una ragionevole assenza di difetti interni e da assenza 
di ‘incrinature interne o di critche da strafspo sui lembi dei 
cordoni. Il'loro controllo verrà di regola effettuato mediante 
sistemi magnetici; la sua estensione verrà stabilità dal direttore 


dei lavori, sentito eventualmente il progettista e in base ai 
tattori esecutivi già precisati per gli altri giunti. 


5. BULLONI. 


I bulloni normali (conformi per le caratteristiche dimen- 


sionali alle UNI 5727-68, UNI 5592-68 e UNI 5591-65) ei 


1 difetti presenti devono essere, per 


atto ‘ad accertare gli eventuali difetti interni verrà 


CER e SI RO SI ARE SA IR IE EAT SIA AA N DR 


[ue 


ProsPErTo 2-III— 


E'emeuto Materiale Uaificazione 
Viti... + LIOK, secondo UNI 3740-65 | 
Bn e i e a a UNI 5712-65 
Dadi. . ‘80, ‘secondo'UNI 3740-65 651 UNI 5713-65 
Rosette Acciaio C 50 UNI 5332-64 
temperato e rinvenuto 
HRC 32 + 40... .. + UNI 5714-69 
Piastrine. . | Acciaio C 50 UNI 5332-64 
temperato e rinvenuto]. 
32 — 40... .... UNI 5715-69 
UNI 5716-69 


2.7. CHionr, 


Per i chiodi da ribadire a caldo si deve impiegare l'acciaio 
Fe 40 UNI 5937-67. 


2.8. PROVE COMPLEMENTARI SUL MATERTALE PER COSTRU- 
ZIONI CHIODATE. 


L'acciaio per costruzioni chiodate, che deve soddisfaro 


le prescrizioni di cui al punto 2.1., ove ritenuto opportuno 
potrà essere assoggettato alle seguenti prove di perforazione, 
a. temperatura ambiente: 

a) punzonatura di una fila di fori di diametro d, tale 
che 25 < d, = d (s spessore del laminato, d diametro previsto 
per i chiodi), con interasse dei fori e distanza dell'asse della 
fila dal margine dell'elemento non maggiore di 1,5 d;; 

b) attraverso un .fero isolato, punzonato con diametro 
d a distanza dal margine come nella prova della iettera 4), 
si fa passare, a colpi di martello, una spina di acciaio di diame- 
d+44mm. 

Nelie prove non devono manifestarsi incrinature od altri 
difetti. 


quelli ad alta resistenza (contormi alle caratteristiche di cui| 3. NORME DI CALCOLO: ‘VERIFICA-DI RESISTENZA, 


al prospetto 2-III) devono appartenere ‘alle - sottoindicate 
classi della UNI 3740-65, associate nel modo indicato nel 
prospetto 2_II. 


ProspPETTO 2-Il 


10K 


Dado... 4D 5D ‘65° 


2.6. BULLONI PER GIUNZIONI AD ATTRITO. 


I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi 
alle prescrizioni del prospetto 2-III. Viti e dadi devono essere 
associati come indicato nel prospetto 2-II. 


3.0. GENERALITÀ. 


Le strutture di acciaio realizzate con i materiali previsti 
al precedente punto 2. devono essere progettate per i ca- 
richi definiti dalle norme in vigore, secondo i metodi della 
scienza delle costruzioni e corì le tensioni ammissibili indicate 
nel seguito. 


3.0.1. Tensioni ammissibili. 


Le tensioni ammissibili indicate: nel seguito gum € Tam 
si riferiscono alla condizione di carico I {azioni priucipali) 
definita nella norma CNR-UNI 10012-67 «Ipotesi di carico 
sulle costruzioni ». 

Le tensioni ammissibili per la condizione di carico II 


j-(azioni principali e complementari) sono da assumersi rispet- 


tivamente pari a: 


1,125 0am € 1,125 Tam. 
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3.0.2. Verifiche. 


Sono obbligatorie le verifiche per ambedue le condizioni 
di carico. 

Per ciascun elemento resistente devono valutarsi le azioni 
corrispondenti alle singole cause di sollecitazione, tenendo 
conto clella maggiorazione per eventuali effetti dinamici. Gli 
sforzi secondari devono essere presi in considerazione quando 
particolari esigenze di progetto o di esecuzione richiedano 
disposizioni costruttive inconsuete. 


3.}. MATERIALE BASE, 


3.1.1. Stati monoassiali. 


3.1.1.1. Tensioni ammissibili 
acciaio laminato. 


a trazione o compressione per 


PkosreTto 3-I 


; am 

Materiale kg/mm? 

Acciaio tipo 1... 66660000000 16 
Acciaio tipo 2.0, 0600 00600600000 000 24 


3.1.1.2. Tensioni ammissibili a trazione o compressione per 
pezzi di acciaio fuso, UNI 3158-68: 


Fe G38VR: 00m = 12 kg/mm?; 
Fe G45VR: 0,n = 15 kg/mm?; 
Fe G52VR: damn = 17 kg/mm?. 


3.1.2. Stati pluriassiali. 


Per gli stati piani, i soli per i quali si possono dare valide 
indicazioni, si deve verificare che risulti oa = ram, essendo 
nel riferimento generico: 


2 
O;a” o, 9 


e nel riferimento principale: 
2 . 
3 = - 0 
Cia TARDA i si 


in particolare per o, = 0 (per esempio nella sollecitazione di 
flessione accompagnata da taglio): 


2 
o 


+ + 
x 


x 


2 


+ OL+37 


—_ 


2 
XY 
e nel caso di tensione tangenziale pura: 


ca=+|3 


per cui la tensione tangenziale ammissibile vale: 


Tsm = 0,576 Cam 
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3.1.3. Costanti elastiche. 


Per tutti gli acciai considerati si assumono i seguenti 
valori delle costanti elastiche: 

—-modulo di elasticità normale E = 21.000 kg/mm® 

— modulo di elasticità tangenziale G = 8.000 kg/mm?, 


3.2. UNIONI A TAGLIO CON CHIODI E BULLONI, 


Le tensioni ammissibili nei chiodi e nei bulloni sono tipor= 
tate nel prospetto 3-II, nel quale a, e 7. rappresentano 
i valori medi delle tensioni nella sezione; nel caso di solleci» 
tazione composta di taglio e di trazione, deve essere verificata 
la relazione che compare nel prospetto seguente. 


Prospetto 3-II 


x T_r_T’"____ TTT 


Solleci tazione 


Elemento Composta 
Taglio Trazione (*) 
Tram (kKg/mm?) Ob,am (kKg/um?) 
Chiodi normali . . 12,0 5,0 
4D 10,5 10,5 MI 
sn "—_ 
8 
5D 15,0 15,0 é È 
Classe dei | _____ n 
bulloni + 
ssòndò 6D 17,0 17,0 «“ 
UNI 3740-65 | —_ e| 5 
8G 19,0 28,0 ERI 
10K 22,0 39,0 


(*) En assenza di apprezzabili flessioni parassite e di fenomeni di fatica nei bulloni, 
le tensioni ammissibili a trazione per viti 4D, 5D, 6D sono elevate rispettivamente ® 
14, 18 e 20 kg/mm2, 


La pressione sul contorno del foro, riferita alla proiezione 


diametrale della superficie cilindrica del chiodo o del bullone, 
deve risultare: 


Ort 2 Fame 


Per chiodi e bulloni impegnati simmetricamente in duo 
o più sezioni la o, può essere maggiorata del 15%. 

I bulloni di ciascuna classe debbono in ogni caso essere 
serrati con coppia tale da provocare una forza di trazione 
N, nel gambo della vite, pari a: 


N, = 0,80, 4; 


essendo A, l’area della sezione resistente della vite e 0, la 
tensione di snervamento su vite valutate secondo UNI 
3740-65. 


3.3. UNIONI AD ATTRITO CON BULLONI. 


La forza N., trasmissibile per attrito da ciascun bullone 
per ogni piano di contatto tra gli elementi da collegare, è 
espressa dalla relazione: 


28 


in cui è da porre; 


v,, coefficiente di sicurezza contro lo slittamento: 
1,25 per la condizione di carico I, 
di 1,10 per la condizione di carico II, 
u, coefficiente di attrito: 


0,45 per superfici trattate come indicato 
al punto 5. 10.2 
17) 0,30 per superfici non particolarmente 
trattate, e comunque nelle giun- 
zioni effettuate in opera. 


La pressione convenzionale sulle pareti dei fori non deve 
superare 1 valore di 2,5 0.0. 

In un giunto per attrito i bulloni ad alta resistenza pos- 
sono trasmettere anche una forza assiale di trazione N. In 
questo caso, semprechè non concorrano flessioni parassite 
apprezzabili nel bullone, il valore della forza ancora trasmit- 
tibile dal bullone per attrito si riduce a: 


N 
Nu= N17} 


ia torza N nel bullone non può in nessun caso superare 
11 valore 0,8 Na. 


3.4. UNIONI SALDATE. 


3.4.1. Giunti testa a testa od a T a completa penetrazione. 


Per 11 calcolo delle tensioni derivanti 
compressioni normali all’asse della saldatura o da azioni di 
taglio, deve essere considerata come sezione resistente la 
sezione longitudinale della saldatura stessa; i 
calcolo essa avrà lunghezza pari a quella intera della sal- 


5 i da 
agli effetti del 


da trazioni oi 
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Per sollecitazioni composte deve risultare: 


0__ {I classe testa.a 


di 1.0 3 a testa odat ) 
, + - ‘+37 
0 ja + 95-99; +34 < 


0,85 Cam611 ‘classe 
testa a testà) 


dove: 


0° 1 è la tensione di trazione 0 compressione normale 
alla sezione longitudinale della saldatura; 


o è la tensione di trazione o compressione parallela 


all’asse della saldatura; 


T è la tensione tangenziale nella sezione ijongitudi- 
nale della saldatura. 


3.4.2. Giunti a cordoni d'angolo. 


Si assume come sezione resistente la sezione di gola del 
cordone, cuì si attribuisce larghezza pari all’altezza «a» del 
triangolo isoscele 


Fig. 3-2 


iscritto nella sezione trasversale del cordone e l’intera lunghezza 
«1» del cordone stesso, a meno che questo non abbia estremità 


|difettose (fig. 3-2). 


Della tensione totale agente sulla sezione di gola, ri- 


datura e larghezza pari al minore dei due spessori collegati, | pajtata su uno dei piani d’attacco, si considerano le compo- 


misurato in vicinanza della saldatura per i giunti di testa 


nenti: normale ai (trasversale) e tangenziali ri (trasversale) 


ala 5 st t . strato nal 
e allo spessore dell'elemento compietamente ‘penetrato nel e +, (parallela). 


caso di giunti a T. (vedere figura 3-1). 

Per il calcolo delle tensioni 
compressioni parallele all'asse della saldatura, deve essere 
considerata come sezione resistente quella del pezzo saldato 
ricavata normalmente all'asse predetto (cioè quella del mate- 
riale base più il materiale d’apporto). 

Per trazioni o compressioni normali all’asse del cordone, 
la tensione nella saldatura non deve superare 0,85 0,» per 
- giunti testa a testa di II classe o 0,m per gli altri giunti. 


Per la verifica, i valori assoluti delle predette componenti 


derivanti da trazioni oldovranno soddisfare le limitazioni. 


VAREZAZAZOTTIA 
CANCIECE 


per l'acciaio tipo 1, e 


Vu +o,'+t5= 0,70 n 


per l'acciaio tipo 2, con ovvie semplificazioni quando due sol- 
tanto o una sola delle componenti siano diverse da zero. 

Si ritengono non influenti sul dimenzionamento eventuali 
tensioni normali 0, sulla sezione trasversale del cordone 
(fig. 3-2). 


é 
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3.5. UNIONI PER CONTATTO. 


È ammesso l’impiego di unioni per contatto nel caso 
di mernbrature semplicemente compresse, purchè, con adegua- 
ta lavorazione meccanica, venga assicurato il combaciamento 
delle superfici del giunto. 

La tensione di compressione deve risultare: 


0a < ame 


In corrispondenza dei giunti ai piani intermedi o delle 
piastre di base, le colonne degli edifici possono essere collegate 
per contatto. In ogni caso debbono essere sempre previsti 
collegamenti chiodati, bullonati o saldati in grado di assicu- 
rare una corretta posizione mutua tra le parti da collegare. 
Le unioni per contatto non debbono distare dagli orizzonta- 
menti di piano di più di 1/5 dell’interpiano. 

Per le altre membrature compresse, i collegamenti deb- 
bono non solo assicurare una corretta posizione delle parti da 
collegare, ma essere anche dimensionati in modo da poter 
sopportare il 50% delle azioni di calcolo. 


In ogni caso i collegamenti di cui sopra devono essere 
proporzionati in modo da sopportare ogni eventuale azione 
di. trazione che si determinasse anche sovrapponendo agli 
effetti delle azioni laterali sulla struttura il 75% degli sforzi 
di compressione dovuti ai soli carichi permanenti. 


3.6. APPARECCHI DI APPOGGIO FISSI O SCORREVOLI. 


Tutti gli elementi degli apparecchi di appoggio, in par-. 


ticolare le piastre, devono essere proporzionati per gli sforzi, 
normali, di flessione e taglio, cui sono sottoposti. 

Se l’apparecchio di appoggio deve consentire le dilata- 
zioni termiche, nel relativo calcolo si assumerà il coefficiente 
di dilatazione lineare a;=12-107*/°C. 

Le parti degli apparecchi di appoggio che trasmettono 
pressioni localizzate per contatto saranno eseguite con acciaio 
fuso tipo Fe G 52 VR UNI 3158-68 o fucinato, oppure me- 
diante saldatura di elementi laminati di acciaio. 

Le pressioni di contatto calcolate a mezzo delle formule 
di Hertz, devono risultare: 


per contatto lineare: 9 4 Gim 


5,5 Game 


Pd 
per contatto puntuale: 0, È 


Nel caso in cui la localizzazione della reazione d’appog- 
gio venga ottenuta mediante piastre piane la pressione media 
di contatto superficiale deve risultare: 


Ca = 1,35 0am 


3.7. INDEBOLIMENTO DELLE SEZIONI. 


3.7.1. Unioni a taglio con chiodi o con bulloni. 


Per le verifiche di resistenza il calcolo delle tensioni di 
trazione di effettua con riferimento all’area netta, detratta 
cioè l’area dei fori. L'area netta è quella minima corrispon- 
dente o alla sezione retta o al profilo spezzato. 

La verifica a flessione delle travi sarà effettuata in gene- 
rale tenendo conto del momento d'inerzia della sezione con 
la detrazione degli eventuali fori. Il calcolo di norma sarà 
eseguito deducendo dal momento d'inerzia della sezione lorda 
il momento d'inerzia delle aree dei fori rispetto all'asse bari- 
centrico della stessa sezione lorda. 
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Per le verifiche di stabilità di cui al successivo paragrafo 
4 e per la determinazione di qualunque parametro dipendente 
dalla deformabilità, si devono considerare, invece, le sezioni 
lorde, senza alcuna detrazione dei fori per i collegamenti. 


3.7.2. Unioni ad attrito. 


La detrazione di fori dalla sezione deve essere effettua- 
ta solo se il giunto è sollecitato a trazione. 


La verifica della sezione indebolita si effettua per un ca- 
rico pari al 60% di quello trasmesso per attrito dai bulloni 
che hanno l’asse nella sezione stessa, oltre al carico totale 
trasmesso dai bulloni che precedono. 


3.7.3. Verifica dei profilati particolari. 


I profilati tesi ad L o a T collegati su un’ala o a U colle- 
gati sull’anima, potranno essere verificati tenendo conto del» 
l’effetto di ridistribuzione plastica delle tensioni dovute alla 
eventuale eccentricità del collegamento. Ciò può essere fatto 
assumendo come sezione resistente a trazione una adeguata 
aliquota della sezione trasversale netta. 


3.8. NORME PARTICOLARI PER ELEMENTI INFLESSI. 


Le frecce degli elementi delle strutture edilizie devono 
essere contenute quanto è necessario perchè non ne derivino 
danni alle opere complementari in genere ed in particolare 
alle murature di tamponamento e ai relativi intonaci. Indi» 
cativamente la freccia f, in rapporto alla luce Z, deve rispettare 
almeno i limiti seguenti: 

— per le travi di solai, per il solo sovraccarico, f/1 1/400j 

— per le travi caricate direttamente da murio da pilastri 
o anche, in assenza di provvedimenti cautelativi particolari, da 
tramezzi, per il carico permanente ed il sovraccarico, f/l =%4 
1/500; 

— per gli arcarecci e gli elementi inflessi dell’orditura 
minuta delle coperture, per il carico permanente ed il sovrac- 
rico, f/I1 = 1/1200. 

Ove l’entità delle deformazioni lo richieda, dovranno 
essere previste controfrecce adeguate. 


Le frecce teoriche orizzontali degli edifici multipiani 
alti, dovute all’azione del vento, non devono essere maggiori 
di 1/500 dell’altezza totale dell’edificio, 


Le travi a sostegno di muratura di tamponamento, in 
strutture intelaiate, possono calcolarsi ammettendo che il 
muro, comportandosi ad arco, si scarichi in parte diretta» 
mente sugli appoggi. 

Le travi suddette sono così soggette a flessione, per effetto 
del carico della parte di muro sottostante all’intradosso del» 
l'arco, ed a trazione, per effetto della spinta dell’arco stesso, 


In via di approssimazione si può ritenere che l’arco abbia 
freccia pari a 1/2 della luce. 


3.9. FENOMENI DI FATICA. 


Si deve tener conto dei fenomeni di fatica per le strut- 
ture o gli elementi di struttura che si prevedono soggetti 
nel corso della loro vita ad un numero di cicli di sollecitazione 
maggiore di 10°. 

In tale caso la verifica di resistenza deve essere effettuata 
adottando tensioni ammissibili adeguatamente ridotte; a tale 
riguardo si possono adottare le prescrizioni indicate dalla norma 
CNR-UNI 10011-73 oppure altri criteri fondati su risultati 
sperimentali di sicura validità, 
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4. NORME DI CALCOLO: VERIFICA DI ni 


4.0. GENERALITÀ, 


Oltre alle verifiche di resistenza previste dal precedente 
punto 3., che in nessun caso potranno essere omesse, devono 
essere eseguite le verifiche necessarie ad accettare la sicurezza 
della costruzione, o delle singole membrature, nei confronti 
di possibili fenomeni di instabilità. Nel seguito si forniscono 
1 relativi criteri di verifica, limitatamente ai casi più co- 
muni e si definiscono 1 corrispondenti valori del coeffi- 
ciente di sicurezza vi per la condizione di carico I. Sono 
obbligatorie le verifiche per ambedue le condizioni di carico, 
adottando, per la condizione II, il coefficiente di sicurezza 
vi1=vI/l, 125. 

Le verifiche verranno condotte tenendo conto degli even- 
tuali effetti dinamici, ma senza considerare le riduzioni delle 
tensioni ammissibili connesse ai fenomeni di fatica. 

La determinazione delle tensioni in corrispondenza delle 
quali possono insorgere eventuali fenomeni di instabilità, 
sarà condotta o adottando i metodi di calcolo indicati dalla 
norma CNR-UNI 10011-73. oppure altri metodi fondati su 
ipotesi teoriche e risultati sperimentali chiaramente comprovati. 


4.1. ASTE COMPRESSE. 


Si definisce lunghezza libera d'infiessione la lunghezza 
1= BL, da sostituire ne! calcolo alla lunghezza dell'asta 
quale risulta nelle schema strutturale. ii coefficiente f deve 
essere valutato tenendo conto delle effettive condizioni di 
vincolo dell'asta nel piano di fiessione considerato. 


4.1.1. Coefficiente di vincolo. | 


Nelle condizioni di vincolo elementari, per la flessione nel 
piano considerato, si assumono i valori seguenti: 


f = 1,0 se i vincoli dell'asta possono assimilarsi aj 
cerniere; 

B = 0,7 se i vincoli possono assimilarsi a incastri; 

8 = 0.8 se vin vincolo è assimilabile all’incastro edi 
uno alla cerniera; 

8 = 2,0 se l’asta è vincolata ad un solo estremo 


con castro perfetto; in tal caso /, è la distanza tra la sezione! 
ucastrata e quella di applicazione del carico. 


4.1.2. Aste di strutture veticolari, 


Per le aste facenti parte di strutture si adottano i se- 
guenti criteri: 


— aste di corrente di travi reticolari piane. Per va- 
lutare la flessione nel piano della travatura si pone f=.i; per 
la flessione nel piano normale a quello di travatura, si assume 
ancora 8=1 se esistono alle estremità dell’asta rtegni tra- 
sversali adeguatamente rigidi; per ritegni elasticamente ce- 
devoli, si dovrà effettuare una verifica apposita; 

— aste di parete. Per la flessione nel piano parete si 


4 


i 


—2, comunque 


LA 
la distanza tra dieta 


i bh 
Sala tua i vali 


x . ” #, 
assumerà f = non minore di 0,8, essendo /, 


enti delle chiodature o delle saldature 
di attacco alle estremità. 

Se. all'incrocio tra un'asta cviupressa e una tesa, l'attacco 
tra le due aste ha una resistenza non minore di i/5 di quella 
dell’attacco di estremità dell'asta compressa, il punto di incro-! 
cio potrà considerarsi impedito di spostarsi nel piano della pa- 
rete; in ogni caso però la lunghezza da considerare non duvrà |; 
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essere minore di / = 0,5 h. Per l’inflessione nel piano normale 
a quello della parete, in assenza di più precisa determinazione, 
si assumono i coefficienti # indicati nel punto 4.1.1. 


4.1.3. Colonne. 


Per le colonne dei fabbricati, provviste di ritegni tra- 
sversali rigidi in corrispondenza dei piani, tali cioè da impedire 
gli spostamenti orizzontali dei nodi, si assume f = I. 

Per il tronco più basso la lunghezza / deve essere valu- 
tata a partire dalla piastra di appoggio. 

L'eventuale presenza di pannelli a tutt’altezza sufficien- 
temente rigidi e robusti potrà essere considerata nella deter- 
minazione della lunghezza libera di flessione delle colonne 
di fabbricati civili ed industriali, qualora si provveda a ren- 
dere solidali tra loro i pannelli e le colonne. 


4.1.4. Snellezza. 


Si definisce snellezza di un’asta prismatica, in un suo piano 
principale d’inerzia, il rapporto 4 = //i 


dove: 

I è la lunghezza libera di flessione nel piano principale 
considerato, dipendente come specificato nel punto 4.1., dalle 
modalità di vincolo alle estremità dell’asta; 

i è il raggio d'inerzia della sezione trasversale, giacente 
nello stesso piano principale in cui si valuta /. 

La snellezza non deve superare il valore 200 per le mem- 
brature principali e 250 per quelle secondarie; iu presenza 
di azioni dinamiche rilevanti i suddetti valori vengono limitati 
rispettivamente a 150 e 200. 

4.1.5. Verifica. 
La verifica di sicurezza di un'asta si effettuerà nell’ipo- 
tesi che la sezione trasversale sia uniformemente compressa. 
Dovrà essere : 

do 


— 


vI 
o 


dove: 
vi= 1,5 


è la tensione critica corrispondente 
alla forza N, che provoca 11 col- 
lasso elastico plastico d’inflessione 
dell'asta nel piano che si considera; 


è la tensione assiale di compres= 
sione media nella sezione della 
membratura corrispondente al ca- 
rico assiale N effettivamente pre- 
sente. 


4.1.6. Coefficiente di maggiorazione della forza assiale. 


In conformità a quanto disposto al punto 4.1.5, la 
verifica di sicurezza di un’asta compressa potrà effettuarsi 
nella ipotesi che la sezione trasversale sia compressa da una 
forza assiale N maggiorata del coefficiente @. 


Dovrà cioè essere: 
wN 


si 


£ Osm- 


I coefficienti %w, dipendenti dal tipo di sezione oltrechè 
dal tipo di acciaio dell’asta, si desumono da appositi diagrammi 
o tabellazioni; si possono adottare a tale riguardo le indica- 
zioni della norma CNR-UNI 10011-73, oppure altre prescrizio- 
ni, fondate su ipotesi teoriche e risultati sperimentali chia- 
ramente comprovati, 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA 


4.1.7. Rapporti larghezza-spessore degli elementi in parete 
sottile delle aste compresse, 


Per evitare fenomeni locali d’imbozzamento, dovranno 
essere opportunamente limitati i rapporti larghezza-spessore 
degli elementi in parete sottile di aste compresse, in funzione 
della forma chiusa o aperta della sezione trasversale, della 
presenza o meno di irrigidimenti lungo i bordi delle pareti 
e del tipo di acciaio impiegato. 

Per le sezioni aperte dotate di pareti sottili con bordi 
egualmente o diversamente irrigiditi, dovrà essere inoltre 
controllata l’efficacia degli irrigidimenti in relazione ai rap- 
porti larghezza-spessore adottati. 


4.2. TRAVI INFLESSE A PARETE PIENA. 


4.2.1. 


Stabilità all'imbozzamento delle parti compresse di travi 
inflesse. 


Quando non si proceda ad un preciso calcolo specifico, 
le dimensioni delle parti sottili uniformemente compresse 
devono soddisfare le limitazioni valide per analoghe parti di 
aste compresse, come indicato al punto 4.1.7. 


4.2.2. Stabilità laterale delle travi inflesse (sicurezza allo sver- 
golamento). 


Per la verifica di una trave inflessa deve risultare: 


essendo: 


o la massima tensione al lembo compresso 

My P 

o M, momento massimo calcolato per 
la condizione critica di carico e W modulo di resistenza rela- 
tivo al lembo compresso. 


Vo 


4.3. ASTE PRESSOINFLESSE. 


4.3.1. Verifiche a momento flettente costante. 


Nel caso di aste prismatiche soggette ad un carico assiale 
di compressione N e ad un momento flettente costante M, 
dipendente o meno da N e agente in uno dei piani principali, 
quando l’importanza della struttura non richieda l’impiego 
di metodi meno sommari, basterà verificare che sia: 


ia N CI M DI 
o:=0 — ra an 
N M A i 1, 5 N È 0, 
Cx A ) 
con: 

(o) coefficiente relativo alla snellezza massima del- 
l’asta; 

A area della sezione; 

Ca tensione critica calcolata con la formula di Eu- 


lero, anche in campo plastico, per la snellezza relativa al piano 

di flessione; 
w 

flessione. 


modulo di resistenza della sezione nel piano di 
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4.3.2. Verifiche a momento flettente variabile lungo l'asta. 


Se il momento flettente varia lungo l’asta, la verifica 
potrà effettuarsi introducendo nella formula il momento flet- 
tente, costante lungo l’asta, equivalente ai fini della verifica 
di stabilità. 


4.4. ARCHI. 


Le strutture ad arco devono essere progettate con appro- 
priati metodi analitici, o per via sperimentale; in entrambi i 
casi il coefficiente di sicurezza non deve risultare minore di 
2,5. 


4.5. TELAI. 


Nelle strutture intelaiate la stabilità delle singole membra- 
ture deve essere verificata in conformità a quanto indicato nei 
punti 4.1., 4.2. e 4.3., tenendo ben presenti le condi- 
zioni di vincolo e di sollecitazione. 


4.5.1. Telai a nodi fissi. 


Nei telai in cui la stabilità laterale è assicurata dal con- 
trasto di controventamenti adeguati, la lunghezza di libera 
inflessione dei piedritti, in mancanza di un'analisi rigorosa, 
sarà assunta pari alla loro altezza. 


4.5.2. Telai a nodi spostabili. 
a) Telai monopiano 


Se la stabilità laterale è affidata unicamente alla rigi- 
dezza flessionale dei piedritti e dei traversi, rigidamente con- 
nessi fra loro, la lunghezza di libera inflessione delle mem- 
brature va determinata mediante apposito esame. La lun- 
ghezza di libera inflessione dei ritti sarà assunta comunque non 
minore della loro altezza qualora siano incastrati al piede, e al 
doppio della loro altezza se incernierati alla base. 


b) Telai multipiano 


La stabilità globale deve essere garantita con un coeffi- 
ciente di sicurezza non minore di 2,5; intendendo tale coeffi- 
ciente come rapporto tra i carichi corrispondenti alla predetta 
instabilità ed i carichi principali quali definiti nel punto 
7.1. della norma CNR-UNI 10012-67. 

La stabilità globale può essere saggiata indirettamente 
controllando che la struttura sia capace di sopportare l’azione 
delle forze orizzontali pari a 1/80 dei carichi permanenti e 
sovraccarichi supposte agenti contemporaneamente ai massi- 
mi carichi di progetto, vento escluso, per la condizione di carico 
più sfavorevole. 

La freccia orizzontale corrispondente deve essere minore 
di 1/500 dell’altezza totale del telaio. Per tale verifica saranno 
adottate le tensioni ammissibili della condizione di carico II 
prevista dalla norma CNR-UNI 10012-67. 


4.6. STABILITÀ DELL'ANIMA DI ELEMENTI STRUTTURALI & 
PARETE PIENA. 


4.6.1. Verifica all’imbozzamento, 


I pannelli d'anima di elementi strutturali a parete piena 
devono essere verificati all’imbozzamento e, localmente, in 
corrispondenza di eventuali carichi concentrati applicati fra 
gli irrigidimenti. 

In particolare, nelle verifiche all’imbozzamento, dovrà 
essere: 


KOS % 
dia 
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dove: rarsi quelle di forma allungata, con imbottitura a cuneo (figura 

o; è la tensione normale critica di confronto corri- 5-1). In ogni caso si dovrà tener conto degli effetti locali 
spondente alla condizione di carico assegnata; dell’eccentricità, 

Gia è la tensione normale ideale equivalente valutata Nelle lamiere o piatti appartenenti a membrature prin- 


con riferimento alla massima tensione normale |cipali e nelle piastre di attacco non sono ammessi angoli vivi 

di compressione e ad una tensione tangenziale rientrati. Detti angoli devono essere arrotondati con rac- 

media; cordi i cui raggi saranno indicati nei disegni di progetto 
v un opportuno coefficiente di sicurezza da valutarsi | (figura 5-2). 

secondo quanto indicato al punto 4.6.2. 


l . 5.1.4. Giunti di ti isto. 
4.6.2. Coefficiente di sicurezza. REA RESO 


Il coefficiente di sicurezza % potrà assumersi minore In uno stesso giunto è vietato l’impiego di differenti me- 
di 1,5 laddove sussistano adeguate riserve di resistenza in todi di collegamento di forza (ad esempio saldatura e bullo- 
fase postcritica. In ogni caso wi, in condizione ‘di carico I| natura o chiodatura); a meno che uno solo di essi sia in grado 
(ved. punto 3.0.1.), non dovrà essere inferiore ai valori ri- di sopportare l’intero sforzo. 
portati nel prospetto 4-I in cui oy e oy sono i valori delle 
tensioni indicate al punto 4.3.1., incrementando il valore |5,2. UNIONI CHIODATE. 
1,2 del 20% qualora gli irrigidimenti trasversali siano disposti 
ad interesse maggiore di 1,5 volte la loro lunghezza. 5.2.1. Chiodi e fori normali. 


I chiodi da impiegarsi si suddividono nelle categorie 
appresso elencate, ciascuna con l'indicazione della UNI cui 
La verifica di cui al punto 4.6.1. deve essere integrata | devono corrispondere: 
da un controllo degli irrigidimenti trasversali e longitudinali — chiodi a testa tonda stretta, secondo UNI 136; 
dell'anima al fine di garantire l'efficienza statica dell'insieme. — chiodi a testa svasata piana, secondo UNI 139; 
Gli irrigidimenti verticali in corrispondenza degli appoggi 
e dci carichi concentrati in genere devono essere verificati a 
carico di punta per l’intera azione localizzata. | 


4.6.3. Controllo degli irrigidimenti. 


— chiodi a testa svasata con calotta, secondo UNI 140. 


I fori devono corrispondere alla UNI 141. 


ProsreTTO 4-I 
= - 5.2.2. Diametri normali. 


Elementi strutturali Vi 


Di regola si devono impiegare chiodi dei seguenti dia- 
metri nominali: 


I 
| 

Inflessi | L...... da cui 1,20 d = 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm 
| 


Semplicemente compressi . 1,50 e ordinatamente, fori dei diametri: 


1, Last 1,204 Ou d, = 10,5, 14, 17, 20, 23, 26 mm. 
On 0a Pon Su 


Pressoifiessioni, +. +0 68. 

Nei disegni si devono contraddistinguere con opportune 
convenzioni i chiodi dei vari diametri. Nei calcoli si assume il 
5. REGOLE PRATICHE DI PROGETTAZIONE ED! diametro d,, tanto per la verifica di resistenza della chiodatura, 


ESECUZIONE. | quanto per valutare l’indebolimento degli elementi chiodati. 
|:YSQMPSSIZIONE DEGLI SELEMENDI STROELORARE (a Scelta dei chiodi in relazione agli spessori da unire. 
5.1.1, Shessori limite 
TRENO . i, ; In relazione allo spessore complessivo s da chiodare si 
È vietato l’uso dei ferri con spessore s < 4 mm. Una de- impiegano: 
roga a tale norma, fino ad uno spessore s = 3 mm, è con- AR ; 
sentita per opere sicuramente protette contro la corrosione, — chiodi a testa tonda ed a testa svasata piana, per 
quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profilati zincati, sla =4,5. 
od opere non esposte agli agenti atmosferici, — chiodi a testa svasata con calotta, per 4,5 < 5/4 = 6,5. 
i 5.2.4. Interasse dei chiodi e distanza dai margini, 
L'impiego di piatti o larghi piatti, in luogo di lamiere, De o: 
per le anime e relativi coprigiunti delle travi a parete In rapporto al diametro d dei chiodi, ovvero al più piccolo 
piena, e in genere per gli elementi in lastra soggetti alfi tra gli spessori collegati dai chiodi, devono essere soddisfatte 
strati di tensioni biassiali appartenenti a membrature aventi le limitazioni seguenti: 
funzione statica non secondaria, è ammesso solo se i requisiti — per le file prossime ai bordi: 10= </4=3 
di accettazione prescritti per il materiale (in particolare quelli 3=> md=2 
relativi alle prove di piegamento a freddo e resilienza) siano 3=> m/d=1,5 
verificati anche nella direzione normale a quella di laminazione. prece 


PIREO RA A { 15, per gli elementi compressi 
5.1.3. Variazioni di sezione. —_ = 


Le eventuali variazioni di sezione di una stessa mem- di { 25, per gli elementi tesi 
bratura devono essere il più possibile graduali, soprattutto in mfs 
presenza di fenomeni di fatica. Di regola sono da evitarsi Ù = 6 (=9 se il margine è irrigidito) 
le pieghe brusche; nelle membrature secondarie possono tolle- misi 
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dove: 
1 è la distanza tra centro e centro di chiodi contigui; 


m è la distanza dal centro di un chiodo al margine 
degli elementi da collegare ad esso più vicino nella direzione 
dello sforzo; 


m, è la distanza come la precedente m, ma ortogo- 
nale alla direzione dello sforzo. 

Quando si tratti di opere non esposte alle intemperie, 
le ultime due limitazioni possono essere sostituite dalle se- 
guenti: 

m/s, 
12 


n 3/5, 
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5.2.5. Chiodature e coprigiunti indiretti. 


Il numero minimo di chiodi, occorrenti per collocare da 
ciascun lato dell’interruzione un coprigiunto non direttamente 
a contatto con l’elemento interrotto, deve essere: 


n=n+0,3nm 


essendo 7 il numero delle piattabande interposte ed x il numero 
di chiodi occorrenti per un coprigiunto diretto (vedere figura 
5-3a). 

Quando l’interposizione è costituita da imbottitura, il 
coprigiunto può essere fissato da ogni lato con soli x chiodi, 


ii 


Fig. 5-2 


8° 


ne n 


c) 


Fig. 


come per coprigiunto diretto, purchè l’imbottitura sia pro- 
lungata oltre il termine del coprigiunto quanto occorra per 
collocare in detto prolungamento i rimanenti #, — n chiodi 
(figura 5-30). 

Mediante opportuno sfalsamento a gradinata delle in- 
terruzioni di un pacchetto di nm piattabande, si può provvedere 
alla giunzione con unico coprigiunto e complessivo numero 
di chiodi x + #72 4 0,3 # mm, in modo che l’ultimo tratto di 
coprigiunto, oltre l'interruzione della piattabanda più distante 
dal coprigiunto stesso, sia fissato con n, = #4+-0,3 n #m chiodi 
(figura 5-3 c). 


5.3. UNIONI CON BULLONI NORMALI. 


5.3.1. Bulloni. 


La lunghezza del tratto non filettato del gambo del bul- 
lone deve essere in generale maggiore di quella delle parti da 
serrare e si deve sempre far uso di rosette. È tollerato tuttavia 
che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel 
foro. 

In presenza di vibrazioni o inversioni di sforzo, si devono 
impiegare controdadi oppure rosette elastiche, tali da impedire 
l’allentamento del dado. Per bulloni con viti 8G e 10K è suf- 
ficiente l’adeguato serraggio. 


5-3 


5.3.2. Diametri normali. 
Di regola si devono impiegare bulloni dei seguenti diametri: 


d=12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30 mm. 


I fori devono avere diametro uguale a quello del bullone 
maggiorato di | mm fino al diametro 20 mme di 1,5 mmoltre il 
diametro 20 mm, quando è ammissibile un assestamento sotto 
carico del giunto la maggiorazione sarà invece, rispettivamente, 
di 0,25 e 0,50 mm, quando tale assestamento non è ammesso. 

Nei disegni si devono contraddistinguere con opportune 
convenzioni i bulloni dei vari diametri e devono essere pre- 
cisati i giuochi foro-bullone. 


5.3.3. Interasse dei bulloni e distanza dai margini. 
Vale quanto specificato al punto 5.2.4. 


5.3.4. Bullonature di coprigiunti indiretti. 
Vale quanto specificato al punto 5.2.5. 


5.4. UNIONI AD ATTRITO. 


5.4.1. Bulloni. 

Nelle unioni ad attrito si impiegano bulloni ad alta re- 
sistenza di. cui al punto 2.6. Il gambo può essere filettato 
per tutta la lunghezza. 
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Le rosette, disposte una sotto il dado e una sotto la testa, | (figura 5-6), la cui larghezza dovrà essere almeno pari a 1,3 
devono avere uno smusso a 45° in un orlo interno ed identico | volte lo spessore s, in corrispondenza della lamiera su cui viene 
smusso sul corrispondente orlo csterno. Nel montaggio lo |ad intestarsi. 


smusso deve essere rivolto verso la testa della vite o verso il 
dado. I bulloni, i dadi e le rosette devono portare, in rilievo 
o impresso, il marchio di fabbrica e la classificazione secondo 
UNI 3740-65. 


5.4.2. Diametri normali. 
Di regola si devono impiegare bulloni dci seguenti diametri 


d==12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm 


e 1 fori di diametro pari a quello del bullone maggiorato d! 
1,5 mm fino al diametro 24 mm e di 2 mm per il diametro 
27 mm. Nei disegni devono essere distinti con opportune con- 
venzioni 1 bulloni dei vari’ diametri. 


5.4.3. Interasse dei bulloni o distanza dai margini. 


Vale quanto specificato al punto 5.2.4. 


5.4.4. Builonalura di coprigiunti indiretti. 


Vale quanto specificato al punto 5.2.5. 


5.5. UNIONI SALDATE. 


A tutti gli elementi strutturali saldati devono essere 
applicate le prescrizioni di cui al .3. Nelle saldature 
di testa di elementi di spessore diverso, sollecitati normal- 
mente al giunto, l'elemento di spessore maggiore deve essere 
rastremato come indicato in figura 5-4. I valori maggiori 
di / sono da adottarsi in presenza di sollecitazioni a fatica. 


4°) 
[Si 
(= 
pe 
(e) 
n 
—_ 2; 


ta3+5)h 


Per gli attacchi d'estremità di aste sollecitate da forza 
normale, realizzati soltanto con cordoni d'angolo paralicii 
all'asse di sollecitazione, la lunghezza minima dei cordoni 
stessi deve essere pari a 15 volte lo spessore. 


L'impiego di saldature entro fori o intagli’ deve essere 
considerato eccezionale: qualora detti fori o intagli devono 
essere usati, 11 loro contorno non dovrà presentare punti 
angolosi, nè raggi di curvatura minori di metà della dimensione 
minima dell'intaglio. 


I giunti testa a testa di maggior importanza appartenenti 


a membrature tese esposte a temperature minori di 0°C devono 
essere previsti con saldatura di I classe (punto 2.4.3.). 


La saldatura a tratti non è ammessa che per cordoni 
d'angolo. 


3 
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Fig. 5-6 


5.6. TRAVI A PARETE PIENA E RETICOLARI. 


5.6.1. Travi chiodate, 


Nel proporzionamento delle chiodature che uniscono al- 
l’anima i cantonali del corrente caricato, si deve tenere conto 
del contributo di sollecitazione di eventuali carichi diretta- 
mente applicati al corrente stesso. Se tali carichi sono concen- 
trati ed il corrente è sprovvisto di piattabande, si provvederà 
a diffonderli con piastra di ripartizione. 

Le interruzioni degli elementi costituenti le travi devono 
essere convenientemente distanziate e singolarmente provviste 


di coprigiunto. La coincidenza trasversale di più interruzioni 


non è ammessa neanche per coprigiunto adeguato alla sezione 
interrotta, eccettuato il caso di giunti di montaggio. Î copri 
giunti destinati a ricostituire l’intera sezione dell'anima devono 
estendersi all’intera all'altezza di essa. 

Nelle travi con pacchetti di piattabande distribnite cc 
il criterio di ottenere l’uniforme resistenza a flessione, ciascu 
piattabanda deve essere attaccata al pacchetto csternamente 
alla zona dove ne è necessario il contributo; il prolungamento 
di ogni piattabanda oltre la sezione in cui il momento fleitente 
massimo eguaglia quello resistente, deve essere sufficiente per 
consentire la disposizione di almeno due file di chiodi, la prima 


delle quali può essere disposta in corrispondenza della sezione 
suddetta. 


5.6.2. Travi saldate. 


Quando le piattabande sono più di una per ciascun cor- 
rente si potranno unire tra loro con cordoni d’angolo laterali 
lungo i bordi, purchè abbiano larghezza non maggiore di 30 
volte lo spessore. 

L'interruzione di ciascuna piattabanda deve avvenire 
esternamente alla zona dove ne è necessario il contributo, 
prolungandosi per un tratto pari almeno alla metà della propria 
larghezza. In corrispondenza della sezione terminàle di ogni 
singolo tronco di piattabanda si deve eseguire un cordone 
d’angolo di chiusura che abbia altezza di gola pari almeno alla 
metà dello spessore della piattabanda stessa e sezione dissim- 
metrica col lato più lungo nella direzione della piattabanda. 
Inoltre, in presenza di fenomeni di fatica, la piattabanda deve 
essere raccordata al cordone con opportuna rastremazione. 


5.6.3. Nervature dell'anima. 


Le nervature di irrigidimento dell’anima in corrispondenza 


Nei giunti a croce od a T a completa penetrazione dovrà | degli appoggi della trave o delle sezioni in cui sono applicati 
essere previsto un graduale allargamento della saldatura!carichi concentrati devono essere, di regola, disposte simmetri- 
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camente rispetto all'anima e verificate a carico di punta per 
l'intera azione localizzata. 

Potrà a tali effetti considerarsi collaborante con l’irrigidi- 
mento una porzione d'anima di larghezza non superiore a 
12 volte lo spessore dell'anima, da entrambe le parti adiacenti 
alle nervature stesse. 

Per la lunghezza libera d’inflessione dovrà assumersi 
un valore commisurato alle effettive condizioni di vincolo 
dell'irrigidimento ed in ogni caso non inferiore ai 3/4 della 
altezza dell'anima. 

I rapporti larghezza-spessore delle nervature di irrigidi- 
mento dell'anima devono soddisfare le limitàzioni previste 
al punto 4.1.7. 

Le nervature di irrigidimento di travi composte saldate 
devono essere collegate all'anima mediante cordoni di salda- 
tura sottili e, di regola, continui. 

Nel caso si adottino cordoni discontinui, la lunghezza 
dei tratti non saldati dovrà essere inferiore a 12 volte lo spes- 
sore dell'anima e, in ogni caso, a 25 cm; inoltre nelle travi 
soggette a fatica si verificherà che la tensione longitudinale 
nell’aninna non superi quella ammissibile a fatica per le dispo- 
sizioni corrispondenti. 


5.6.4. Tvavi velicolari. 


Gli assi baricentrici delle aste devono di regola coincidere 
con gli assi dello schema reticolare; tale avvertenza è particolar- 
mente importante per le strutture sollecitate a fatica. La 
coincidenza predetta per le aste di strutture chiodate o bullo- 
nate costituite da cantonali può essere osservata per gli assi 
di chiodatura e bullonatura anzichè per gli assi baricentrici. 

N baricentro della sezione resistente del collegamento ai 
nodi deve cadere, di regola, sull'asse geometrico dell’asta. Ove 
tale condizione non sia conseguibile, dovrà essere considerato 
nel calcolo del collegamento il momento dovuto all’eccentricità 
tra baricentro del collegamento e asse baricentrico dell'asta. 

Nei correnti a sezione variabile gli elementi, che via via 
sì richiedono in aumento della sezione resistente, devono avere 
lunghezza tale da essere pienamente efficienti là ove ne è 
necessario 11 contributo. 


5.7. PIASTRE OD APPARECCHI DI APPOGGIO. 


5.7.1. Basi di colonne. 


Le piastre di appoggio e le relative eventuali costolature 


devono essere proporzionate in modo da assicurare una ripar- |. 


tizione approssimativamente lineare della pressione sul cusci- 
netto sottostante. 

I bulloni di ancoraggio devono essere collocati a conve- 
mente distanza dalle superfici che limitano lateralmente la 
fondazione. La lunghezza degli ancoraggi è quella prescritta 
al punto 2.4.2. della parte 18, quando non si faccia ricorso a 
traverse d’ancoraggio o dispositivi analoghi. 


5.7.2. Appoggi metallici (fissi e scorrevoli). 


Di regola, per gli a i li, da impie- | % : i 
A idee i ari da .della coppia torcente applicata può essere effettuato in uno 


dei seguenti modi : 


gare più di due rulli o segmenti di rullo; se i rulli sono due 
occorrerà sovrapporre ad essi un bilanciere che assicuri l’equi- 
partizione del carico. Il movimento di ‘traslazione dei rulli 
deve essere guidato in modo opportuno; dispositivi di arresto 
devono essere previsti dove il caso lo richieda. Le parti degli 
apparecchi che trasmettono pressioni per contatto possono 
essere di acciaio fuso, oppure ottenute per saldatura di lami- 
nati di acciaio. Le superfici di contatto devono essere lavorate 
con macchina utensile. 
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5.7.3. Appoggi di gomma. 


Per questo tipo di appoggi valgono le istruzioni di cui 
alla norma CNR-UNI 10018-72. 


5.8. MARCATURA DEI MATERIALI. 


I materiali debbono essere identificabili mediante apposito 
contrassegno o marcatura, specie per quanto riguarda il tipo 
di acciaio impiegato. 


5.9. LAVORAZIONE. 


Nelle lavorazioni debbono essere osservate tutte le pre- 
scrizioni indicate nel progetto. 


5.10. MODALITÀ ESECUTIVE PER LE UNIONI. 


5.10.1. Unioni chiodate. 


Le teste ottenute con la ribaditura devono risultare ben 
centrate sul fusto, ben nutrite alle loro basi, prive di screpola- 
ture e ben combacianti con la superficie dei pezzi. Dovranno 
poi essere liberate dalle bavature mediante scalpello curvo, 
senza intaccare i ferri chiodati. 

Le teste di materiale diverso dall’acciaio Fe 40 UNI 
5937-67 porteranno in rilievo in sommità, sopra una zona 
piana, un marchio caratterizzante la qualità del materiale. 

Il controstampo dovrà essere piazzato in modo da lasciare 
sussistere detto marchio dopo la ribaditura. 


5.10.2. Unioni ad attrito. 


Le superfici di contatto al montaggio si devono presentare 
pulite, prive cioè di olio, vernice, scaglie di laminazione, mac- 
chie di grasso. 

La pulitura deve, di norma, essere eseguita con sabbiatura 
al metallo bianco; è àmmessa la semplice pulizia meccanica 
delle superfici a contatto per giunzioni montate in opera, 
purchè vengano completamente eliminati tutti i prodotti 
‘della corrosione e tutte le impurità della superficie metallica. 
Le giunzioni calcolate con u = 0,45 debbono comunque essere 
sabbiate al metallo bianco, 

I bulloni, i dadi e le rosette dovranno corrispondere a 
quanto prescritto al punto 5.4.1. 

Nei giunti flangiati dovranno essere particolarmente curati 
la planarità ed il parallelismo delle superfici di contatto. 

Per il serraggio dei bulloni si devono usare chiavi dinamo- 
metriche a mano, con o senza meccanismo limitatore della 
coppia applicata, o chiavi pneumatiche con limitatore della 
coppia applicata; tutte peraltro devono essere tali da garantite 
una precisione non minore di + 5%. 

Il valore della coppia di serraggio M., da applicare sul 
dado o sulla testa del bullone, deve essere quella indicata nel 
punto 3.3. 

Per verificare l’efficienza dei giunti serrati, il controllo 


a) si misura con chiave dinamometrica la coppia richie- 
sta per far ruotare ulteriormente di 10° il dado; 


b) dopo aver marcato dado e bullone per identificare 
la loro posizione relativa, il dado deve essere prima allentato 
con una rotazione almeno pari a 60° e poi riserrato, control. 
lando se l’applicazione della coppia prescritta riporta il dado 
nella posizione originale. 
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Se in un giunto anche un solo bullone non risponde alle |5.10.5. Prescrizioni particolari. 


prescrizioni circa il serraggio, tutti i bulloni del giunto devono 
essere controllati. 


5.10.3. Unioni saldate. 


Sia in officina sia in cantiere, le saldature da effettuare 
con elettrodi rivestiti devono essere eseguite da saldatori che 
abbiano superato, per la relativa qualifica, le prove richieste 
dalla UNI 4634. 


Per le costruzioni tubolari si farà riferimento anche alla 
UNI 4633 per i giunti di testa. 

Le saldature da effettuare con altri procedimenti devono 
essere eseguite da operai sufficientemente addestrati all’uso 
delle apparecchiature relative ed al rispetto delle condizioni 
operative stabilite in sede di approvazione del procedimento. 
I lembi, al momento della saldatura, devono essere rego- 
lisci ed esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, 
irregolarità locali ed umidità. 


lari, 
Vernici, 


Quando le superfici comprendenti lo spessore da bullo- 
nare per una giunzione di forza non abbiano giacitura orto- 
gonale agli assi dei fori, i bulloni devono essere piazzati con 
interposte rosette cuneiformi, tali da garantire un assetto 
corretto della testa e del dado e da consentire un serraggio 
normale. 


5.11. VERNICIATURA E ZINCATURA. 

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che. siano 
di comprovata resistenza alla corrosione, dovranno essere ido- 
neamente protetti tenendo conto del tipo di acciaio, della .-sua 
posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. 


Devono essere particolarmente protetti gli elementi dei 
giunti ad attrito, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione 
ali’interno dei giunto. 


Il progettista prescriverà il tipo e le modalità di appli- 


Il disallineamento dei lembi deve essere non maggiore cazione della protezione, che potrà essere di pitturazione o di 


di 1/8 dello spessore con un massimo di 1,5 mm; nel caso di 
saldatura mannale ripresa al vertice, si potrà (tollerare un 
disallineamento di entità doppia. 


Nei giunti di testa ed in quelli a T a completa penetra-| 


zione effettuati con saldatura manuale, il vertice della salda- 


tura deve essere sempre asportato, per la profondità richiesta! 


per raggiungere 11 metallo perfettamente sano, a mezzo di 
scalpellatura,.smerigliatura, od altro adeguato sistema, prima 


di effettuare la seconda saldatura (net caso di saldature effet-| 


tuate dai due iati) o la ripresa. 


"à 
cio 


Qualora non sia assolutamente possibile, si deve fare 
ricorso alla preparazione a V con piatto di sostegno che è, 


peraltro, sconsigliata nel caso di strutture sollecitate a fatica, | 
od alla saldatura effettuata da saldatori speciali secondu; 


UNI 46340. nel caso di strutture tubolari, di classe TT secondo 
UNI 4633. 


” 


5.10.4. Umioni per contatto. 


Le superfici di contatto devono essere convenientemente 
piane e ortogonali all’asse delle membrature collegate. ‘ 

Le membrature senza Hange di estremità devono avere 
le superfici di contatto segate o, se occorre, lavorate con la 
pial'atrice, la fresatrice, o la molatrice. 

Per le membrature munite di flange di estremità si do- 
vranno distinguere i seguenti casi: 

a) per flange di spessore inferiore o uguale a 50 mm è 
‘sufficiente la spianatura alla pressa o con sistema equivalente; 


v) per flange di spessore compreso tra i 50 ed i 100 mm, 
quando non sia possibile una accurata spianatura alla pressa, 
è necessario procedere alla. piallatura o alla. fresatura delle 

‘superfici di appoggio; 

c) per flange di spessore maggiore di 100 mm le super- 
fici di contatto devono sempre essere lavorate alla pialla o 
alia fresa, 

Nel caso particolare delle piastre di base delle colonne 
81 distingneranno i due casi seguenti: 
a) per basi senza livellamento con malta occorre, sia 
Der la piastra della colonna che per l'eventuale contropiastta 
di fondazione, un accurato spianamento alla pressa e prete- 
mbilmente la piallatura o la fresatura; 
. b) per basi livellate con malta non occorre lavorazione 
particolare delle piastre di base. 


| abilitato 11 


zincatura a caldo. 

Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di 
conglomerato cementizio non dovranno essere pitturati; po- 
tranno invece essere zincati a caldo. 


5.12. APPOGGIO DELLE PIASTRE DI BASE. 

È necessario curare che la piastra di base d n 
di appoggio delle colonne appoggi per tutta la sua su 
sulla sottostruttura attraverso un letto di malta, 


PRECI 
egli appaiecclil 


PARTE 4 


MANUFATTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE 
(IN CONGLOMERATO NORMALE O PRECOMPRES- 
SO, MISTI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, 
E METALLICI) 


La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti 
a), b), c), d) dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 
dovrà dimostrare la completa rispondenza dei manufatti pre- 
fabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme. 

La relazione dovrà essere firmata da un tecnico a ciò 
assume con ciò le responsabilità stabilite 
dalla legge per il progettista. 


PAIIELALO 


o, il quale 

I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto 
la direzione di un tecnico a ciò abilitato, che per esse assume 
le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. 
A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di 
materiali, le prove e i controlli di produzione sui manufatti 
finiti con le modalità e la periodicità previste dalle presenti 
Norme. I certiticati delle prove saranno conservati dal pro 
duttorc. 


mreeà ez 2rh 


Ogni fornitura di manufatti ti dovrà cssere 
accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma 
dell'art. 9, anche da un certificato di origine firmato dal pro- 
duttore — il quale con ciò assume per i manufatti stessi le . 
responsabilità che la legge attribuisce al costruttore — e dal . 


tecnico responsabile della produzione previsto al precedente 


nprafabbricati 
L* 
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comma, Il certificato dovrà garantire la rispondenza del 
manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione 
depositata al Ministero dei LL.PP., e portare la indicazione 
del tecnico che ne risulta, come sopra detto, progettista. 


Ai sensi dell’art. 9 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, 
ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere accom- 
pagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono esposte le 
modalità di trasporto e montaggio, nonchè, le caratteristiche 
ed i limiti di impiego dei manufatti stessi. 

In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti 
prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori esami 
o controlli. 


Copia del certificato d'origine dovrà essere allegato alla 
relazione del direttore dei lavori di cui all’art. 6 della legge 
5 novembre 1971, n. 1086. 


PARTE 5° 


COSTRUZIONI COMPOSTE DA ELEMENTI IN ME- 
TALLI DIVERSI DALL’ACCIAIO. 


Le costruzioni composte da elementi strutturali in metalli 
diversi dall’acciaio — le quali hanno limitata applicazione 
nelle opere cui fa riferimento la legge 5 novembre 1971, 
n. 1086 — dovranno essere progettate, eseguite e montate 
seguendo tutte le indicazioni di ordine generale indicate nelle 
norme per le costruzioni in acciaio. 


Deve essere peraltro provato dal progettista, caso per 
caso, che le strutture posseggano un grado di sicurezza ade- 
guato alla affidabilità dei materiali e delle tecnologie e comun- 
que non inferiore a quello richiesto dalle Norme per le costru- 
zioni In AccIalo, 


ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE AI SENSI 
DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086. 


I. -—— Requisiti dei materiali. 

2. -— Controlli sul conglomerato. 

3. -—— Controlli su acciai da precompresso. 

4. -— Controlli in stabilimento di barre ad aderenza mi- 
gliorata. 

5. -- Controlli in stabilimento di veti elettrosaldate. 

6. -— Controlli dell'aderenza. 


7. —- Controlli sui laterizi. 


ALLEGATO | 


REQUISITI DEI MATERIALI 


1.1. Leganti. 


Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impie- 
garsi esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi 
dalle disposizioni vigenti in materia. L'impiego dei cementi 
di tipo C è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. 


UFFICIALE n. 198 del 29 luglio 1974 37 


1.2. Inerti. 


Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere 
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 
organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni 
nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione 
delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime 
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpente- 
ria del getto ed all’ingombro delle armature. 


1.3. Acqua. 


L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sali 
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose 
e non essere aggressiva. 


1.4. Armatura. 


Non si devono porre in opera armature eccessivamente 
ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne meno- 
mino la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne 
sensibilmente l’aderenza al conglomerato. 


1.5. Impasti. 


La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di 
cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati 
alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento 
di posa in opera del conglomerato. 

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario 
a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo 
conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua- 
cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto 
in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L’impiego degli addittivi dovrà essere subordinato allo 
accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività. 

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio 
dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la 
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 


ALLEGATO 2 


CONTROLLI SUL CONGLOMERATO 


1. PRELIEVO DEI CAMPIONI. 


Il direttore dei lavori per ogni prelievo deve far prelevare 
nel luogo di impiego, dagli impasti destinati all’esecuzione delle 
varie strutture, la quantità di calcestruzzo necessaria per la 
confezione di un gruppo di quattro provini con le modalità 
indicate al punto 2. 3. della UNI 6126-72. 

La frequenza dei prelievi deve essere di almeno uno ogni 
100 m3 di getto e, comunque, non meno di tre per ogni tipo di 
calcestruzzo omogeneo utilizzato nell'opera, come definito al 
successivo punto 3 salvo il caso previsto dal penultimo capo- 
verso del punto 2.3. della parte 18. 

Sarà cura del direttore dei lavori prescrivere ulteriori 
prelievi tutte le volte che le variazioni di qualità dei costi- 
tuenti dell’impasto possano provocare variazione di qualità 
del calcestruzzo steso. 

Ove si raggiungesse, in una stessa opera, il numero minimo 
di 30 prelievi, necessari per la valutazione statistica indicata 
al punto 3., il direttore dei lavori potrà, a suo giudizio, 
diradare la frequenza dei prelievi, limitandosi a verificare che 
il calcestruzzo sì mantenga omogeneo con quello dei primi 
trenta prelievi, e che i nuovi valori della resistenza di prelievo 
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non modifichino sostanzialmente la resistenza caratteristica |f& un coefficiente numerico che, nel caso previsto di un 


già calcolata statisticamente, secondo quanto indicato nel numero: di prelievi non inferiore a 30, può essere assunto, 
punto 3. con sufficiente approssimazione, uguale al valore 1,64, 
corrispondente ad un numero elevatissimo di prelievi. 

2. T'ROVA DEL CALCESTRUZZO, Qualora il valore di è calcolato risultasse minore a 20 
? kg/cm? si dovrà introdurre nella (A) il valoré di 20 kg/cm?, 

Per la preparazione e la stagionatura’ dei provini di con- Il procedimento statistico può esserè esteso, con ,appros- 
glomerato vale quanto indicato nella UNI 6127-73; in partico- | simazione accettabile, anche al caso di un numero di prelievi 
lare per la stagionatura vale quanto indicato nel punto 4.1.1 «» | compreso tra 10 e 29. La formula (A) può essere ancora rite- 
di detta norma. nuta valida, assegnando a A i valori di cui alla seguente 


Per determinare la resistenza caratteristica del conglo-|tabella. 
merato ad età indeterminate (in vista dell’applicazione di 


La . *_- . . . . . . dl \ ci n 
particolari condizioni di carico 0 di stati di coazione) o quando n | 10 | i | té | > | 25 


esistano particolari condizioni ambientali di maturazione del 
calcestruzzo in opera, devono essere realizzati dei provini 
suppletivi come indicato nel punto 4.1.2. della UNI 6127-73. 

Per la forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo 
e le relative casseforme, vale quanto indicato nella UNI 
6130-72, limitatamente ai provini per le prove di resistenza a 
compressione. 

Circa .il procedimento da seguire per. la determinazione 
della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo 
vale quanto indicato nella UNI ‘6132-72, 


k | 2,13 | 2,06 | 1,98 | 1,93 | 1,88 


Anche nel caso di un numero di prelievi compreso tra 
10 e 29, il valore di ò da introdurre nella (A) non deve essere 
minore di 20 kg/cm?. 


Nel caso di un numero di prelievi compreso tra tre e nove 
la resistenza caratteristica viene assunta uguale al minore dei 
seguenti due valori: 


. è) valore minimo delle medie aritmetiche mobili (*) 
delle resistenze: di prelievo, prese a gruppi di tre, diminuito 
di 50 kg/cm®*; 

è) valore winimo delle resistenze di prelievo. 

. 3 . a NES ._$- - +L'ordine dei prelievi/è quello. che risulta dalla data di 
‘. Per resistenza di un prelievo si intende la media aritmetica | confesione dei provini corrispondente alla rigorosa succes» 
‘sione : dei relativi etti, 

Si definisce « classe del conglomerato » il valore, espresso 
in kilogrammi al centimetro quadrato, della resistenza carat- 
teristica a 28 giorni di maturazione, come sopra calcolata. 

Salvo determinazione diretta, la resisténza caratteristica 

a trazione viene assurita: uguale a 


- 3. ‘RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO. 


3.1. Resistenza del ‘prelievo. 


delle resistenze a cea preina ottenute, ad una data stagio- 


natura, sui provini del prelievo stesso. 


3.2. Resistenza caratteristica del calcesiruzzo. 


It calcestruzzò per il getto ‘delle strittture di un'opera, |? 
o di parte di esse, si ‘considera omogeneo se la misccia viene 
confezionata con componenti aventi essenzialmente le stesse 
caratteristiche di qualità e se il rapporto quantitativo tra i La resistenza a trazione per flessione viene assunta uguale 
componenti, le attrezzature e le modalità di confezione riman-]al Uuppio di tale valore. 
gono praticamente invariati. 

Il conglomerato viene individuato tramite la sua resi- 
stenza caratteristica a compressione, a 28 giorni di stagiona-| 4. CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO. 
tura, R'yg, salvo quanto previsto dal penultiuv capoverso dei 
punto 2.3. della parte 18. 

AI fine del calcolo di R/,y è necessario che î provini di tutti 
1 prelievi risultino dal calcestruzzo omogeneo nel senso soprad- 
detto e vengano stagionati per 28 giorni‘tutti con la stessa 
procedura, secondo il punto 4.1.1. della UNI 6127-73, e 
provati con uno stesso procedimento. 


Quando il numero dei prelievi è uguale (e) maggiore a 30, | CONTROLLI SU ACCIAI DA PRECOMPRESSO 


Ro =7+ 0,06 Roy [kg/cm*] 


Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla 
UNI 7163-72, per quanto non in contrasto con le prescrizioni 
idi cui al presente decreto. 


ALLEGATO 3 


la resistenza caratteristica viene ricavata con una valutazione 


statistica, in base alla seguente formula: ic Conmonii in cite 


R“x=s Ra — Rd (A). Il campione & costituito da almeno 10 saggi prelevati da 
altrettanti rotoli, bobine Q fasci. Se il numero dei rotoli, 
bobine o fasci costituenti il lotto è inferiore a 10, da alcuni 
otoli o bobine verranno prelevati due saggi, uno da ciascuna 
va a Trai à. Per le b levati due saggi da due 
Pio > = na la media aritmetica delle resistenze di prelievo; estremit er le barre verranno prelevati du gg d 


barre diverse dello stesso fascio. 


nella quale è: ‘ 


.. 9 x +e e 
ò = V 2 it eM — ‘i bm) _ lo scarto quadratico medio; i 
n_- i (*) Per medie aritmetiche mobili delle resistenze di prelievo si intende la serie 
dei valori medi di tutti i gruppi di tre prelievi successivi, cioè la media aritmetica 
i della 1*, 2», e 3» resistenza di prelievo, quindi delia 22, %® è 4 e così via fino alla 
». il numero dei prelievi effettuati; 7°, 8* e 9, o fino a comprendere l’ultima resistenza di prelievo. 
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Ogni saggio deve recare contrassegni atti ad individuare 
11 lotto ed il rotolo, bobina o fascio di provenienza. 

I saggi vengono utilizzati per l'esecuzione delle prove nel 
numero mimmo indicato nella colonna 3 della tabella |. 

Indicando con n il numero dei saggi prelevati, i corri- 
spondenti valori caratteristici gn di R_(5) Ra,(0,2), Ra(1) 
sono dati dalla formula: 


i 


10 
n = gmo = (1,64 + —) (A) 
Ss i n Va 
ove: 
= 
Emo = "81 
(B) 
1=| 
n 
è la media degli n valori di gi trovati, e 
dò = (©) 


i="n 
> (61 - eu) 
i=1 


a—- | 


è lo scarto quadratico medio. 

Qualora lo scarto quadratico medio calcolato a mezzo 
della formula (C) risulti inferiore al 2% del corrispondente 
valore medio, lo scarto da prendere in conto nella formula 
{A) dovrà essere uguale a 0,02 £mn- 


2. CONTROLLI IN STABILIMENTO. 


2.1. Prove di qualificazione. 


Presso lo stabilimento di. produzione vengono prelevate 
senza preavviso da parte del laboratorio ufficiale, serie di 
50 saggi, 5 per lotto, da 10 lotti di fabbricazione diversi. 
I 10 lotti di fabbricazione presi in esame per le prove di quali- 
ficazione debbono essere costituiti da prodotti della stessa 
forma ed avere la stessa resistenza nominale, ma non 
necessariamente lo stesso diametro e la stessa caratteristica 
di formazione. Gli acciai debbono essere raggruppati in 
categorie nel catalogo del produttore ai fini della relativa 
qualificazione. 

I 5 saggi di ogni singolo lotto vengono prelevati da diffe- 
renti fasci, rotoli o bobine. Ogni saggio deve recare contras- 
segni atti ad individuare il lotto ed il rotolo, la bobina o il 
fascio di provenienza. 

Sulla serie di 50 saggi vengono determinate le grandezze 
d, R., 1, 2,(s), R.(0,2), R.(1), Ex, N, ovvero a (180°) (cfr. 
tabella I) sotto il controllo di un laboratorio ufficiale, 
Le relative prove possono venire eseguite presso il laboratorio 
dello stabilimento di produzione, previo controllo della tara- 
tura delle macchine di prova; ove ciò non fosse possibile, 
verranno eseguite presso un laboratorio ufficiale. 

Le grandezze L e 7 sono determinate su saggi provenienti 
da 5 e 4 lotti rispettivamente, in numero di 3 saggi per ogni 
lotto, come indicato nella Tabella I. 

Le prove di rilassamento non sono indispensabili per la 
qualificazione dell'armatura. In mancanza di dati si possono 
adottare le prescrizioni relative agli acciai controllati in can- 
tiere. 

Le prove di fatica non sono indispensabili per la qualifica- 
zione degli acciai indicati in catalogo come non adatti a sop- 
portare oscillazioni di tensione superiori a 6 kg/mm?, che pos- 
sano dar luogo a fatica. 
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I valori caratteristici Ra, Rax($), Ra(0,2), Ra(1) ven- 
gono determinati come segue: indicando con n il numero 
dei saggi prelevati, i corrispondenti valori caratteristici gn 
sono dati da: 


10 | 
= _ + — +). A’ 
Exa = Emo — (1,64 pra . (1 va d, (A7) 


ove: 


(B’) 


(C‘) 


è lo scarto quadratico medio. 


2.2. Prove di verifica della qualità. 


Vengono effettuati controlli saltuari, a cura di un labora- 
torio ufficiale, su un campione costituito da 5 saggi prove- 
nienti da un lotto per ogni categoria di armatura. Il controllo 
verte su un minimo di sei lotti ogni trimestre da sottoporre 
a prelievo in non meno di tre sopralluoghi. 

Su tali saggi il laboratorio ufficiale determina le grandezze 
d, Raxr l, Rax(5), Rax(0,2), Rax(1), E, N ovvero a (1809). Per le 
grandezze +, e Z, i controlli si effettuano una volta al trimestre 
su 3 saggi provenienti dallo stesso lotto per ogni categoria 
di armatura. 

Per la determinazione dei valori caratteristici Ru, Ra(s), 
Rax(0,2), ARax(1) i corrispondenti risultati vanno introdotti 
nelle precedenti espressioni (A‘’), (B’), e (C’) le quali vanno 
sempre riferite a 10 serie di 5 saggi corrispondenti alla stessa 
categoria di armatura, da aggiornarsi ad ogni prelievo aggiun- 
gendo la nuova serie ed eliminando la prima in ordine di tempo. 

Se i valori caratteristici Pax, Rax(5). P.x(0,2), Ra(1) 
non rispettano la garanzia di cui al catalogo del produttore, 
la produzione viene declassata attribuendole i valori caratte- 
ristici trovati. 

I certificati di qualificazione e di verifica, non possono 
essere rilasciati se lo scarto quadratico medio è, supera il 3% 
del valore medio per R., il 4% per R.(s), R.(0,2), R.(1). 

Se in un rotolo, bobina o fascio le grandezze non rispet- 
tano quanto indicato al successivo punto 3., e nel catalogo 
del produttore, si ripetono le prove sfavorevoli su 4 saggi 
dello stesso rotolo, bobina o fascio e su 8 saggi provenienti 
da altri rotoli, bobine o fasci. Se i risultati sono tutti favorevoli 
i certificati di cui sopra possono essere rilasciati, altrimenti 
la qualificazione viene sospesa e la procedura di cui al punto 
2.3.4. ripresa ab initio. 

Per il rilassamento i risultati delle prove debbono essere 
conformi ai dati di catalogo del produttore. Se tale condizione 
non è soddisfatta si effettuano tre nuove prove ed i relativi 
risultati devono essere contenuti entro il limite suddetto. 
Altrimenti la qualificazione relativa al rilassamento deve es- 
sere ripetuta. 
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3. DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ E TOLLERANZE,. 


3.1. Diametro e sezione. 

L'area della sezione delle trecce e dei trefoli si valuta come 
somma delle aree dei singoli fili. 

La misura delle dimensioni trasversali nei fili con im- 
pronta non deve essere effettuata in corrispondenza delle 
impronte stesse. 


Sui valori nominali sono ammesse le seguenti tolleranze : 


Diametri apparenti Sezioni 
fili. L0.0 1% +15 — 2% + 2% 
barre... 66066 1% +2% —2% + 4% 
trecce: etiolic i dle i ale RR 3% 


Nei calcoli statici si adotteranno, di norma, le sezioni 
nominali se le sezioni effettive non risultano inferiori al 98% 
di quelle nominali, 

Qualora le sezioni effettive risultassero inferiori a tale 
limite, nei calcoli statici non dovranno essere adottate le 
sezioni nominali, ma quelle effettive. 

I valori delle grandezze 4 e A dovranno figurare nei 
certificati di qualificazione e di verifica. 


3.2. Tensione di rottura R,. 

La determinazione si effettua per mezzo della prova a 
trazione su barre (secondo UNI 556), su fili (secondo UNI 
5292-63) :e su trecce o trefoli (secondo UNI 3171-72). 


3.3. Allungamento a roitura. 

Per barre e fili la determinazione viene eseguita per 
accostamento dopo rottura secondo la UNI 556. 

La tase di misura, delimitata in modo da non indebolire 
la provetta, sarà: | 


per d<5mm m = 50mm 
per d > 5mm me I0d. 
m= 11,3.VA. 


‘L'allungamento percentuale corrispondente dovrà risul | 
tare non inferiore a (3 -{ 0,4 4) (con din mm) peri fili con 
d< 5 mme non inferiore al 5% per i fili cond => 5mme 
al 7% per le barre. 


1 
8 I 


Per le trecce trefoli ia determinazione si effettua allo 
istante della rottura con una prova a trazione, condotta se- 
condo la UNI 3171-72, su base rispettivamente di 200 mm 
per le trecce e di 600 mm per i trefoli. L’allungamento così | 
risultare non inferiore al 3,5%. La prova 
deve essere ripetuta se la rottura si produce esternamente al 
tratto di misura qualora l'allungamento risulti inferiore al 
limite sopraindicato. 


mirzto I. 
misurato deve 


3.4. Limiti allo 0,2%. 

Il valore del limite convenzionale ,(0,2) s1 ricava dal 
corrispondente diagramma. sforzi-deformazioni, ottenuto con 
prove a .tiazione eseguite secondo UNI 556 peri fili e secon- 
do UNI 3171-72 per le trecce o con procedimenti equivalenti. 

I singoli valori unitari devono essere riferiti alle corrispon- 
denti sezioni iniziali. 

Il valore del limite 0,2% deve risultare compreso tra 
l'80% ed il 95% del corrispondente valore della tensione di 
rottura R.. 


3.5. Tensione di snervamento. 

Il valore della tensione di snervamento R.(s) si ricava 
dal corrispondente diagramma sforzi-deformazioni ott 
con la prova a trazione eseguita secondo UNI 556. Esso deve 


+a 
nuto 
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3.6. Modulo apparente di elasticità. 


Il modulo apparente di elasticità è inteso come rapporto 
fra la tensione media e l'allungamento corrispondente, valutato 
per l’intervallo di tensione (0,1--0,4) A.,. 

Sono tollerati scarti del + 7% rispetto al valore garantito. 


3.7. Tensione all’1%. 


La tensione corrispondente all’1%. di deformazione totale 
deve risultare compreso tra 1’80%.ed il 95% del corrispondente 
valore della tensione di rottura R,. 


3.8. Piegamenti alterni. 


La prova di piegamento alterno si esegue su fili aventi 
d= 8 mm secondo la UNI 5294-63 con rulli di diametro 
pari a 4 d. 

Il numero dei piegamenti alterni a rottura non deve risul- 
tare inferiore a 4 per i fili lisci e a 3 peri fili ondulati o 
con impronte. 


3.9. Prova di piegamento. 

La prova di piegamento si esegue su fili aventi 4>8mm 
e per le barre secondo la UNI 564. 

L'angolo di piegamento deve essere di 180° e il diametro 
del mandrino deve essere pari a 5 volte il diameiro del filo 
o della barra per d = 26 mm; pari a 6 volte il diametro per 
d> 26 mm. 


3.10. Resistenza a fatica. 


La prova viene condotta secondo ta UNI 3964-73 con sol- 


lecitazione assiale a ciclo pulsante, facendo oscillare la tensione 
fra una tensione superiore o, e una tensione inferiore a. 

Il risultato della prova è soddisfacenie se ia 
provetta sopporta, senza rompersi, almeno due milioni di 
cicli. La frequenza di prova deve rimanere compresa fra 200 
e 2500 cicli/min. 

Come alternativa a tale procedimento ‘è possibile deter- 
minare sperimentalmente l'ampiezza limite di fatica L a 2.10 
cicli, in funzione della teus!ione media 0g. 


3.11. Rilassamento a temperatura ordinaria. 

Si determina il diagramma della tensione a 
lunghezza costante ed a temperatura 7 = 20° + 1°C a partire 
dalla tensione iniziale e per la durata stabilita. 


ritanei 


+- 
FIUQGUILIL 


ivi 


dura gdi 
aquia di 


Caratteristiche della provelia. 

La provetta deve essere sollecitata per un tratto non 
inferiore a 100 cm; in conseguenza la lunghezza del saggio deve 
essere almeno 125 cm per tener conto degli organi di affer- 
raggio. Nella zona sollecitata la provetta non deve subire 
alcuna lavorazione nè pulitura. 

Carico iniziale. 

La tensione iniziaie deve essere applicata con velocità 
pari a 20 + 5 kg/mm? al minuto e mantenuta per 2 minuti 
+ 2 secondi prima dell’inizio della misura. 

}uando le necessità operative lo richiedanò, è ammessa 
una pre-tensione inferiore al 40% della tensione iniziale ed 
al 30% di quella di rottura (determinata su una provetta 
contigua). 

Il carico iniziale deve avere precisione + 1% quando 
inferiore a 100 tonnellate; + 2% quando superiore. 


Precisione della misura. 
La caduta di sforzo (rilassamento) va misurata con preci- 
sione + 5%} pertanto il principio di funzionamento dell’ap- 


‘isultare compreso tra il 75% ed il 95% del corrispondente | parato, la sensibilità dei singoli strumenti rilevatori, la posi- 


valore della tensione di rottura R,. Qualora lo snervamento non 
813. chiaramente individuabile si sostituisce R.(s) con R.(0,2). 


zione di questi, ecc. debbono esser tali da garantire detta 
precisione. 
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TABELLA | 
ur 
1 | 2 | 3 4 
Numero Controllo in tabilimento 
prove Controllo 
Simbolo CARA [TERISTICHE wi oggetto del ri Qualificazione Verifica 
misura i per lotto È x 5 citi N 
j izi . lotti ; prove umero lotti . prove 
produttore RO ‘di produzione] per lotto di produzione per lotto 
d Diametro. +... 600% mm 10 10 10 5 6 al trimestre in 5 
almeno tre vi- 
site 
A Area della sezione . . . mm? 10 10 10 5 » 5 
Ru Tensione di rottura. . . kg/mm? 10 10 10 5 » 5 
Pu(5) Carico di snervamento . kg/mm? 10 10 10 5. LÀ 3 
R.x(0,1) Carico limite 0,1%. . . kg/mm? 2 2 10 5 ’ 5 
R.x(0,2) | Carico limite 0,2%. . . | kg/mm? 10 10 10 5 L 5 
Rax(1) Tensione 1 % sotto carico |  kg/mm? 10 10 10 5 L 5 
I Allungamento a rottura. % 10 10 10 5 , 5 
E, Modulo elastico apparen- 
te... 06. 0 0 | kg/mm? 2 2 10 5 ’ 3 
N Numero di piegamenti 
alterni. . (..... _ 10 10 10 5 , 5 
Prova di piegamento . . — 10 10 10 5 , 5 
L Limite di fatica ....| kg/mm? I (1) | Secondo pre- 5 3 (3) | V al trimestre 3 (4) 
scrizione 
del diret- 
tore dei 
lavori 
’ Rilassamento... ... % 3 (2) | Secondo pre- 4 3 (5) Ù 3 (6) 
scrizione 
del diret- 
tore dei 
lavori 
— Diagramma sforzi - de- : : 
formazioni. ..... _ 2 2 10 5 6 al trimestre inf 5 
almeno tre vi- 


site 


Note: (1) Dato di catalogo riferito alle tensioni estreme 0,57 Rx e 0,69 Fax (Rax valore caratteristico della tensione li rottura) 0, pre‘cribilmente, al limite di fatica con 
tensione media 0,63 Rag» 


(2) Dati di catalogo riferiti preferibilmente alle tensioni iniziali 0,55 Rig; 0,65 Rag; 0,75 Rix e ad una durata di prova non inferiore a 1000 ore. 


(3) Prove da eseguire fra 1: tensioni estreme 0,57 Rx e 0,69 Rx, o, preicribilmente, determinazione del limite di fatica con tensione media 0,63 R,y. 


(4) Prove da eseguire fra le tensioni estreme 0,57 Rak e 0,69 Rak. 


(5) Prove da eseguire preferibilmente per le tensioni iniziali 0,55 Rx; 0,65 Rax; 0,75 Rag. Durata di prova = 2000 ore per un lotto, = 120 ore per gli altri tre lotti. 


(6) Prove da eseguire preferibilmente per le tensioni iniziali 0,55 Rx; 0,65 Rag; 0,75 Rax ® per una dura a di prova = 120 ore. 
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ALLEGATO 4 


CONTROLLI IN STABILIMENTO DI BARRE 
AD ADERENZA MIGLIORATA 


Qualora i produttori richiedano di sottoporsi, presso i loro 
stabilimenti di produzione, a prove statistiche eseguite a cura 
di un laboratorio ufficiale, si applicheranno le modalità sotto 
riportate, Il controllo di qualità può anche essere affidato ad 
Organismi ufficialmente riconosciuti. 


1. CONTROLLI SISTEMATICI. 


1.1. Prove di qualificazione. 


Prelievo senza preavviso, presso lo stabilimento di produ- 
zione, da parte del laboratorio ufficiale, di serie di 25 saggi, 
ricavati da cinque diverse colate, cinque per ogni colata. 
L'operazione viene ripetuta su tre diametri diversi, scelti nei 
tre gruppi di diametri: da 5 a. 10 mm; da I2 a 18 mm; 
oltre 18 mm. 

È lasciata facoltà di considerare come gruppi a se stanti 
le armature prodotte in rotolo, con le stesse modalità di suddi- 
visione dei diametri. Tali armature sono da considerarsi acciai 
deformati a freddo (cfr. Parte 18 2.5.0.) in quanto impiegate 
previa raddrizzatura meccanica. 


Sui campioni vengono determinati, a cura del labora- 
torio ufficiale, i valori delle tensioni di snervamento e rottura 
R(s) e R., l'allungamento 4 ed effettuate le prove di piega 


——t—@@_.-_@_____@ 


Indicando con: 


(A) 
1 ="n t=n 
Pamn($) = Rail), Porn = > Ra 
1=] i= 
n n» i 


te medie dei valori delle tensioni di snervamento e rottura, 
e con: 


il 
/ i=n 
$,(5) a » [/tai(S) — Rame($)]?, 
i=l ; 
n_l 
B: 
i=n 
3, = bi (Pau Ranu)}, 
ea 
/ n—_ | 


gli scarti quadratici medi corrispondenti, si pror ede al calcolo 
delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura definite 
Ualle espressioni : 


ha 
j 


Ra dS) = Raa(8) — (1,64 + (i po) 415, 


Vai 
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(C) 


R 4 = Roms — (1,64 & i) (i + 


Wri 


) da 


dove n, numero dei saggi considerati, è nel presente caso 
pari a 25. 


Qualora il produttore lo richieda, è data facoltà di non 
avvalersi della suddivisione in gruppi di diametri. In tale 
caso le prove di qualificazione verteranno su 75 saggi, prelevati 
da 15 diverse colate, cinque per ogni colata, indipendente- 
mente dal diametro, e nelle suddette formule (A), (B), (C) 
si porrà n= 75. i 


1.2. Prove di verifica della qualità. 


Effettuazione di controlli saltuari, a cura del laboratorio 
ufficiale, ad intervalli non superiori ad un mese, prelevando 
tre serie di 5 campioni, costituite ognuna da cinque barre di 
uno stesso diametro scelto entro ciascuno dei gruppi di diametri 
suddetti, e provenienti da una stessa colata. Su tali serie il labo- 
ratorio effettua le prove di resistenza e di duiiilità. I corrispon- 
denti risultati delle prove di snervamento e rottura vengono 
introdotti nelle quattro precedenti espressioni {A} e (B), le 
quali vengono sempre riferite a cinque serie di cinque saggi, 
facenti parte dello stesso gruppo di diametri. da aggiornarsi 
ad ogni prelievo, aggiungendo la nuova serie ed eliminando 
la prima in ordine di tempo. I nuovi valori delle medie e degli 
scarti quadratici così ottenuti vengono quindi introdotti nelle 
espressioni {C) per ia determinazione delle nuove tensioni 
caratteristiche, sostitutive delle precedenti (ponendo » = 25). 

Qualora, per la particolare organizzazione della produzione, 
il laboratorio ufficiale non possa reperire tutti i gruppi di dia- 
metri, il controllo mensile potrà essere sostituito con un sistema 
di controlli bimestrali consistenti nel prelevamento, in due 
visite separate, di n. 5 saggi per visita e pcr ciascun gruppo 
di diametri, In tale caso le formule (A), (B) e (C) saranno appli- 
cate ai risultati di 3 bimestri 
a n= 30 saggi. 


vrrnqozieoi e riferi 


In tale caso, nella prova di qualificazione si porrà analo- 
gamente n = 30. 


Quaiora u produttore non s1 avvalga della suddivisione 
in gruppi di diametri, i controlli saltuari verteranno su 15 
saggi, prelevati da tre diverse colate, 5 per ogni colata indi- 
pendentemente dal diametro. I corrispondenti risultati delle 
prove di snervamento e rottura vengono introdotti nelle 
espressioni {A), (B), le quali vengono sempre riferite a quindici 
serie di cinque saggi, da aggiornarsi ad ogni prelievo, aggiun- 
gendo le tre nuove colate cd eliminando le prime tre in ordine 
di tempo. I nuovi valori delle medie e degli scarti quadratici 
così ottenuti vengono quindi introdotti nelle espressioni (C) 
per la determinazione delle nuove tensioni caratteristiche 
sostitutive delle precedenti (ponendo 75). 


Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di qualifica» 
zione o di verifica non soddisfi i requisiti di duttilità di cui 
al prospetto III, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi 
va ripetuto. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente 
a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta la 
ripetizione delle prove di qualificazione. 


Le tolleranze dimensionali di cui al punto 3.3.4. vanno 
riferite alla media delle misure effettuate su tutti i saggi di 
ciascun prelievo. Qualora la tolleranza sulla sezione superi 
+ 2%, il certificato di verifica deve riportare i diametri medi 
effettivi, 
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1.3. Contrassegni di acciai controllati in stabilimento; prelievi; 
modalità di prova. 


Gli acciai sottoposti a controlli sistematici in stabilimento 
saranno contraddistinti mediante apposizione di un marchio 
di laminazione che ne contraddistingua l’origine e la qualità. 

I prelevamenti in stabilimento di cui ai punti 1.1. e 
1.2. saranno effettuati, ove possibile, dalla linea di produzione. 


Le relative prove sui saggi prelevati potranno essere effet- 
tuate dai tecnici del laboratorio ufficiale anche presso lo sta- 
bilimento, semprechè le attrezzature disponibili siano ritenute 
idonee ad esclusivo insindacabile giudizio del laboratorio 
ufficiale medesimo, e possibilmente in presenza di un rappre- 
sentante del produttore. 


2. CONTROLLI SU SINGOLE COLATE. 


Negli stabilimenti, soggetti ai controlli sistematici di cui 
al precedente punto 1. su acciai marcati a caldo, i produt- 
tori potranno richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a 
controlli su singole colate, eseguiti a cura di un laboratorio 
ufficiale. Le colate sottoposte a controllo dovranno essere 
cronologicamente ordinate nel quadro della produzione globale. 
I controlli consisteranno nel prelievo, per ogni colata, e per 
ciascun gruppo di diametri da essa ricavato, di un numero # 
di saggi, non inferiore a dieci, sui quali si effettueranno le prove 
previste dal primo capoverso del punto 1.1. Le tensioni carat- 
teristiche di snervamento e rottura verranno calcolate a mezzo 
delle espressioni (A), (B) e (C) nelle quali il numero n è quello 
dei saggi prelevati dalla colata. 

Le colate marcate a caldo alle quali, sulla base di tale 
controllo specifico, si vogliano attribuire proprietà meccaniche 
superior a quelle desunte dal controllo sistematico della pro- 
duzione, dovranno essere contraddistinte a mezzo di legatura 
sigiliata, munita di etichetta metallica, sulla quale figurino 
il numero della colata ed il valore della tensione ammissibile 
garantito dal produttore ed accertato dal laboratorio ufficiale. 


ALLEGATO 5 


CONTROLLI IN STABILIMENTO DI RETI ELETTRO- 
SALDATE CON FILI NERVATI DI ACCIAIO TRAFILATO 
DI DIAMETRO COMPRESO FRA 4 E 12 MM 


Qualora 1 produttori richiedano di sottoporsi, presso 
1 loro stabilimenti di produzione, a prove statistiche eseguite 
a cura di un laboratorio ufficiale, s1 applicheranno le 
modalità sottoriportate. Il controllo di qualità potrà an- 
che essere affidato ad Organismi ufficialmente riconosciuti. 


1. CONTROLLI SISTEMATICI. 


1.1. Prove di qualificazione. 


Prelievo senza preavviso, presso lo stabilimento di pro- 
duzione, da parte di un laboratorio ufficiale, in almeno quat- 
tro sopralluoghi di serie di 80 saggi, ricavati da 40 diversi 
pannelli, 2 per ogni pannello, 

Ogni saggio deve consentire due prove : quella di trazione 
su uno spezzone di filo comprendente almeno un nodo saldato 
e quella di resistenza al distacco della saldatura. 
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Su tali campioni vengono determinati, a cura del labora- 
torio ufficiale, i valori delle tensioni di snervamento e rottura 
R.(0,2) e R., l’allungamento A, ed effettuata la prova di 
resistenza al distacco. 


Indicando con : 


(A) 
i=n i=n 
Vs 0, , Rino = d Ra 
FEREORA > (0,2 i 
i=] i=l 
n n 


le medie dei valori delle tensioni di snervamento e rottura e 
con: 


ian 
3, (0,2) "e [R.(0, 2) assi R.mn(0, 2)}}, 
i= | 
n_|l 
(B) 
E y (Ra — Remo)?, 


CT ar 


gli scarti quadratici medi corrispondenti, si procede al calcolo 
delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura definite 
dalle espressioni : 


I 
Ru(0, 2) = Rimn(0,2) — (1,64 + La, sua VE: 8,(0,2), 
{C) 

” 10 1 
i cai SI ur. . ò n° 


dove n, numero dei saggi considerati, è nel presente caso 
pari a 80. 


1.2. Prove di verifica della qualità. 


Effettuazioni di controlli saltuari, a cura del laboratorio 
ufficiale, ad intervalli non superiori ad un mese, su serie di 
20 saggi, ricavati da 10 diversi pannelli, 2 per ogni pannello. 

Sulle serie il laboratorio effettua la prova di trazione e 
di distacco. I corrispondenti risultati vengono aggiunti a 
quelli dei precedenti prelievi dopo aver eliminato la prima 
serie in ordine di tempo. 

Si determineranno così le nuove tensioni caratteristiche 
sostitutive delle precedenti sempre ponendo # 80. 


== 
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Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di qualifica- 
zione 0 di verifica non soddisfi i requisiti di cui al prospetto V 
relativamente ai valori di allungamento o resistenza al distacco, 
il prelievo relativo al pannello di cui trattasi va ripetuto su 
un altro pannello della stessa partita. Il nuovo prelievo sosti- 
tuisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato 
negativo comporta la ripetizione delle prove di qualificazione. 


1.3. Contrassegni delle veti controllate in stabilimento; prelievi, 


modalità di prova. 


Le reti, sottoposte a controlli sistematici in stabilimento, 
saranno contraddistinte mediante marchio sul filo nervato. 

I prelevamenti in stabilimento, di cu ai punti 1.1. e 
2., saranno effettuati, ove possibile, dalla linea di produzione. 

Le relative prove sui saggi prelevati potranno essere 
effettuate dai tecnici del laboratorio ufficiale anche presso 
lo stabilimento, semprechè le attrezzature disponibili siano 
ritenute idonee ad esclusivo insindacabile giudizio del labora- 
torio ufficiale medesimo, e possibilmente in presenza di un 
rappresentante del produttore. 


2. CONTROLLI SUI SINGOLI LOTTI DI FABBRICAZIONE, 


Si definiscono lotti di fabbricazione partite ottenute con 
produzione continua di peso compreso tra 30 e 100 tonnellate. 
Negli stabilimenti soggetti ai controlli sistematici, di cui | 
al precedente punto 1., 1 produttori potranno sottoporre 
a controlli singoli lotti di fabbricazione a cura di un labora- 
torio ufficiale, | 


I controlli consisteranno nel prelievo per ogni lotto di un 
numero n di saggi, non inferiore a venti e ricavati da almeno 
dieci diversi pannelli, sui quali si effettueranno le prove previste 
dal 1° capoverso del punto 1.1. 


Le iensioni caratteristiche di snervamento e rottura 
verranno calcolate a mezzo delle espressioni (A), {B) e (C) nelle 


quali il numero n è quello dei saggi prelevati. 


I singoli lotti ai quali, sulla base di tale controllo specifico, 
sì vogliano attribuire proprietà meccaniche superiori a quelle 
desunte dal controllo sistematico delia produzione, dovranno 
essere contraddistinte a mezzo di legatura sigillata, munita 
di etichetta metallica sulla quale figurino gli estremi della 
partuta e il valore della tensione ammissibile garantito dal 
prluttore ed accertato dal laboratorio ufficiale. 


ALLEGATO 6 
CONTROLLI DELL’ADERENZA 


Le barre devono superare con esito positivo prove di ade- 
renza secondo il metodo Beam-test da eseguirsi presso un 
laboratorio ufficiale con le modalità specificate nella CNR- 
UNI 10020-71. La tensione di aderenza ri valutata secondo 
la CNR-UNI 10020-71 verrà riferita ad una resistenza nomi- 
nale del conglomerato di 275 kg/cm?, mediante l’applicazione 


della seguente formuia di correzione, valida nell'intervallo: 


225 < R' = 325 [kg/cm}] 
T, = Ta — (RA — 275) . 0,2 [kg/cm*] 
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essendo : 


t, la tensione di aderenza corretta, 
ta la tensione di aderenza rilevata sperimentalmente, 
R', la resistenza del conglomerato all’atto della prova. 
Nel certificato di prova devono essere descritte le carat- 
teristiche geometriche della sezione e delle nervature. 
Le prove devono essere estese ad almeno tre diametri 
scelti come segue : 


uno nell'intervallo 5 « d 10 mm, 


uno nell’intervallo 12 « d 


IA 


18 mm, 


il diametro massimo. 


Non è richiesta la ripetizione delle prove di aderenza, 
per le singole partite, quando se ne possa determinare la ri- 
spondenza nei riguardi delle caratteristiche e delle misure 
geometriche, con riferimento alla serie dì barre che hanno 
superato le prove stesse con esito positivo. 


Le tensioni tangenziali di aderenza tr, e rt, desunte 
dalla prova, come media dei risultati ottenuti sperimentando 
almeno quattro travi per ogni diametro, devono soddisfare 
le condizioni seguenti : 


tn > t°o = 80 — 124, 
Li 1*, = 130 — 1,9 d, 


dove: 


Tu T*a. T; @ T*, sona espressi in 


” 


accertare la rispondenza delle singole partite nei ri- 
guardi delle proprietà di aderenza, il direttore dei lavori potrà 
calcolare per un numero significativo di barre il valore dello 
indice di aderenza /g definito dall’espressione : 


Por 


CI 


I 
î nd, 


confrontandolo quindi con il corrispondente valore /x (L) 
valutato sulle barre provate in laboratorio, 

La partita è ritenuta idonea se è verificata la inegua- 
glianza : 


I * 
R => mm L: (A) 
In (L) In 
essendo : 
*.» = valore limite di 7, quale sopra definito 
per il diametro considerato, 
To == valore desunto nelle prove di laboratorio, 
ds = diametro del nocciolo della barra, 
c = interasse delle nervature, 
dro = altezza media delle nervature, 
p° = inclinazione delle nervature sull'asse della 
barra, 
la = lunghezza delle nervature, 
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Ik = valore di Ir determinato sulle barre della 
fornitura considerata, 
Ix (L) = valore di /x determinato sulle barre provate 


in laboratorio. 


Qualora il profilo comporti particolarità di forma non 
contemplate nella definizione di Ig (ad esempio nocciolo non 
circolare), l’ineguaglianza (A) dovrà essere verificata per i 
soli risalti o nervature. Analoga ineguaglianza deve essere 
verificata ponendo al primo membro il rapporto delle gran- 
dezze che caratterizzano gli altri aspetti del profilo (ad esem- 
pio : perimetro del nocciolo). 


ALLEGATO 7 


CONTROLLI SUI LATERIZI 


Le resistenze di cui al punto 5.2.3. della Parte 18 devono 
essere determinate mediante prove di compressione presso 
un laboratorio ufficiale, sperimentando su campioni aventi 
altezza pari allo spessore del blocco e larghezza non superiore 
a 30 cm. Quando, a tale scopo, sia necessario dividere i blocchi 
a metà, dovranno essere eliminate le porzioni dei setti in ag- 
getto. La resistenza del blocco si otterrà mediando i risultati 
ottenuti dalle prove sui due semiblocchi. Il carico dovrà agire 
nella direzione dei fori. 


ANTONIO SESSA, direttore 
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Le facce del blocco normali a tale direzione devono essere 
preventivamente spianate con smerigliatrice, in modo che gli 
errori di planarità siano non maggiori di 0,05 mm. Entro questo 
stesso limite devono essere contenuti i difetti di planarità e 
le deformazioni flessionali delle piastre della macchina di prova. 

Il gradiente di carico unitario riferito alla superficie netta 
non deve superare 20 kg/cm? al secondo. 

Nel caso in cui venga effettuata la prova su almeno 30 
blocchi la resistenza caratteristica viene ricavata mediante 
la seguente formula: 

Fu 


R'a — 1,64 8 
nella quale è: 
R'm = la media aritmetica delle resistenze unitarie 
dei singoli blocchi, 
8 = lo scarto quadratico medio, 
Nel caso in cui il numero dei blocchi sia compreso tra 
10 e 29 il coefficiente moltiplicatore di 8 assumerà il valore È 
riportato nella tabella di cui al punto 3.2. dell'allegato 2. 
In entrambi i casi qualora il valore $ calcolato risultasse 
inferiore a 0,08 Rm si dovrà introdurre nella formula questo 
ultimo valore. 
Nel caso infine in cui la prova venga effettuata su un nu- 
mero di blocchi compreso fra 6 e 9 la resistenza caratteristica 
viene assunta pari al minimo dei seguenti due valori: 


a) 0,80 R'n — 80 [kg/cm?] 
b) il valore minimo della resistenza unitaria del singolo 
blocco. 


(5191) 
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